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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 815 


11 Σεπτεμβρίου 1997 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. Φ.9.2/ΟΙΚ.32803/1308 

Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ; ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΛΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του δεύτερου άρθρου του Ν. 2077/ 
1992 «κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περι¬ 
λαμβάνονται στην τελική Πράξη* (ΦΕΚ 136/Α792). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 (περ. ε' και η - ), 2 
και 3 του Ν. 1338/1983 «εφαρμογή του Κοινοτικού Δι¬ 
καίου» (ΦΕΚ 34/Α783), όπως τροποποιήθηκε από το άρ¬ 
θρο 6 του Ν. 1440/84 (ΦΕΚ 70/ΑΤ και το άρθρο 65 του Ν. 
1892/90 (ΦΕΚ ΙΟΙ/Α'). 

3. Την αριθ. 114/4.10.96 (ΦΕΚ 924/Β796) κοινή από¬ 
φαση του Πρωθυπουργού καί της Υπουργού Ανάπτυξης 
«ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης 
Αννα Διαμαντσπούλου και Μιχάλη ΧρυσοχοΤδη». 

4. Την αριθ. Δ17α/03/99/Φ.2.2.1/29.10.96 (ΦΕΚ 
1006/Β74.11.96) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς ΠΕΧΩΔΕ, Χρήστο Βερελή και Θεόδωρο 
Κολιοπάνο. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/85, όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 και τρο¬ 
ποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 
(ΦΕΚ 38/Α'), αποφασίζουμε: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
Αρθρο 1 

Σκοπός της απόφασης αυτής ε'ιναι η προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 95/16/ΕΚ του Συμ¬ 
βουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29.6.1995 «για την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών σχετικά 
με τους ανελκυστήρες» (ΕΕ1. 213/7.9.1995). 

2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στους ανελκυστή¬ 
ρες, που εξυπηρετούν μονϊμως κτ’ιρια και κατασκευές. 

3. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως ανελ¬ 
κυστήρας νοείται ανυψωτικό μηχάνημα, το οποίο εξυπη¬ 
ρετεί καθορισμένα επίπεδα, μέσω θαλαμίσκου κινουμέ- 


νου κατά μήκος άκαμπτων οδηγών με κλίση άνω των 15 
μοιρών ως προς το οριζόντιο επίπεδο και ο οποίος προορί¬ 
ζεται για τη μεταφορά: 

-προσώπων, 

-προσώπων και αντικειμένων, 

-μόνον αντικειμένων, εφόσον ο θαλαμίσκος είναι προ¬ 
σπελάσιμος, δηλαδή μπορεί κάποιο πρόσωπο να εισέλθει 
χωρίς δυσκολία και διαθέτει όργανα χειρισμού εντός του 
θαλαμίσκου ή προσιτά σε πρόσωπο που ευρίοκεται εντός 
αυτού. 

Οι ανελκυστήρες που μετακινούνται σε διαδρομή πλή¬ 
ρως καθορισμένη στο χώρο, ακόμα και εάν δεν μετακινού¬ 
νται κατά μήκος άκαμπτων οδηγών, εμπίπτουν στην πα¬ 
ρούσα απόφαση (π.χ. οι ανελκυστήρες με ψαλιδωτούς 
οδηγούς). 

4. Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης 
εξαιρούνται: 

-Οι εγκαταστάσεις που λειτουργούν με συρματόσχοινα 
για τις δημόσιες ή μη δημόσιες μεταφορές προσώπων, 
στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σχοινοσιδηρόδρομοι 
(τελεφερίκ), 

-Οι ανελκυστήρες που έχουν σχεδιαστεί και κατα¬ 
σκευαστεί ειδικά για στρατιωτικούς σκοπούς ή για την τή¬ 
ρηση της τάξεως, 

-Οι ανελκυστήρες φρεάτων ορυχείων, 

-Οι ανυψωτήρες θεατρικών εγκαταστάσεων, 

-Οι ανελκυστήρες οι εγκατεστημένοι στα μεταφορικά 
μέσα, 

-Οι ανελκυστήρες που συνδέονται με μια μηχανή και 
προορίζονται αποκλειστικά για την προσπέλαση στη θέση 
εργασίας, 

-Οι οδοντωτοί σιδηρόδρομοι, 

-Οι ανελκυστήρες εργοταξίων. 

5. Κατά την έννοια της απόφασης αυτής: 

-Εγκαταστάτης ενός ανελκυστήρα είναι το φυσικό ή νο¬ 
μικό πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη του σχε- 
διασμού, της κατασκευής, της εγκατάστασης και της διά¬ 
θεσης στην αγορά του ανελκυστήρα, επιθέτει τη σήμανση 
«ΟΕ» και καταρτίζει τη δήλωση πιστότητας «ΟΕ», 

-η διάθεση του ανελκυστήρα στην αγορά πραγματο¬ 
ποιείται όταν ο εγκαταστάτης θέτει για πρώτη φορά τον 
ανελκυστήρα σε λειτουργία στη διάθεση του χρήστου, 

-ως κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας νοούνται το 
απαριθμούμενα στο παράρτημα IV, 
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—κατασκευαστής των κατασκευαστικών στοιχείων 
ασφαλείας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 
αναλαμβάνει την ευθύνη του σχεδιασμού και της κατα¬ 
σκευής των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας και 
καταρτίζει τη δήλωση πιστότητας *ΟΕ>, 

-ως μοντέλο ανελκυστήρα θεωρείται ο αντιπροσωπευ¬ 
τικός ανελκυστήρας του οποίου ο τεχνικός φάκελος δεί¬ 
χνει τον τρόπο με τον οποίο θα τηρηθούν οι βασικές απαι¬ 
τήσεις ασφαλείας στους σνελκυστήρες-παράγωγα του 
μοντέλου, που ορίζεται με αντικειμενικά κριτήρια κα με 
χρήση απολύτως ομοίων συστατικών στοιχείων ασφα¬ 
λείας. 

Όλες οι επιτρεπόμενες παραλλαγές μεταξύ του μοντέ¬ 
λου και των ανελκυστήρων-παρσγώγων του μοντέλου, 
πρέπει να αναφέρονται σαφώς (με τις ελάχιστες και τις 
μέγιστες τιμές) στον τεχνικό φάκελο. 

Επιτρέπεται να αποδεικνύεται με υπολογισμούς ή/και 
με τα διαγράμματα σχεδιασμού η ομοιότητα μιας σειράς 
συστημάτων ή διατάξεων που ανταποκρ'ινονται στις βαμι- 
κές απαιτήσεις ασφαλείας. 

6. Όταν, για ένα ανελκυστήρα, οι κίνδυνοι στους 
οποίους αναφέρεται η παρούσα απόφαση καλύπτονται, εν 
όλω ή εν μέρει. από άλλες αποφάσεις που ενσωματώνουν 
άλλες ειδικές Οδηγίες, η παρούσα απόφαση δεν εφαρμό¬ 
ζεται ή παύει να εφαρυόζεται για τους συγκεκριμένους 
ανελκυστήρες και κινδύνους, αμέσως μόλις αρχίσει η 
εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων. 

Άρθρο 2 

1. Οι ανελκυστήρες στους οποίους εφαρμόζεται η πα¬ 
ρούσα απόφαση επιτρέπεται να διατεθούν στην αγορά και 
να τεθούν σε λειτουργία μόνον εάν δεν θέτουν σε κίνδυνο 
την ασφάλεια και την υγεία των προσώπων και, κατά περί¬ 
πτωση, την ασφάλεια των αγαθών εφόσον είναι εγκατε¬ 
στημένοι και συντηρούνται κατάλληλα και χρησιμοποιού¬ 
νται σύμφωνα με τον προορισμό τους. 

-τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας στα οποία 
εφαρμόζεται η παρούσα απόφαση, επιτρέπεται να διατί¬ 
θενται στην αγορά και να τίθενται σε λειτουργία μόνον εάν 
οι ανελκυστήρες στους οποίους είναι εγκατεστημένα δεν 
θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγε'ια των προσώ¬ 
πων και, κατά περίπτωση, την ασφάλεια των αγαθών, εφό- 
οον τα στοιχεία αυτά είναι εγκατεστημένα και συντηρού¬ 
νται κατάλληλο και χρησιμοποιούνται σύμφωνο με τον 
προορισμό τους. 

2. Ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα και ο υπεύθυνος 
για την ανέγερση του κτιρίου ή της κατασκευής υποχρεού- 
νται να γνωστοποιούν αμοιβαία τις αναγκαίες πληροφο¬ 
ρίες που εξασφαλίζουν αφενός την τήρηση του οικοδομι¬ 
κού κανονισμού κα; αφετέρου την τήρηση των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης, ώστε η λειτουργία του ανελκυ¬ 
στήρα να καθίσταται ομαλή, ασφαλής και χωρίς προβλή¬ 
ματα. 

Επίσης λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε στα 
φρέατα των ανελκυστήρων να μην περιλαμβάνονται άλλοι 
αγωγοί ή εγκαταστάσεις πλην των αναγκαίων για τη λει¬ 
τουργία ή την ασφάλεια του ανελκυστήρα. 

3. Με επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2. η παρούσα 
απόφαση δεν εμποδίζει την αρμόδια υπηρεσία της Γενι¬ 
κής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 
να ορίζει, τηρουμένης της Συνθήκης, τις απαιτήσεις που 
θεωρεί αναγκαίες ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία 


των προσώπων κατά τη θέση σε λειτουργία κα: τη χρήση 
των εν λόγω ανελκυστήρων, εφόσον αυτό δεν συνεπάγε¬ 
ται μετατροπές των ανελκυστήρων αυτών σε σχέση με την 
παρούσα απόφαση. 

4. Στις εκθέσεις και επιδείξεις, δεν απαγορεύεται η πα¬ 
ρουσίαση ανελκυστήρων ή κατασκευαστικών στοιχείων 
ασφαλείας που δεν πληρούν τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, εφόσον σε ευδιάκριτη πινακίδα αναφέρεται το 
ανωτέρω γεγονός ως και ότι οι εν λόγω ανελκυστήρες ή τα 
κατασκευαστικό στοιχεία ασφαλείας δεν μπορούν να κυ¬ 
κλοφορήσουν στην αγορά ή να τεθούν σε λειτουργία πριν 
καταστούν σύμφωνοι με τις διατάξεις της παρούσας. Κατά 
τις επιδείξεις λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα 
ασφαλείας για την προστασία του κοινού. 

Άρθρο 3 

Οι ανελκυστήρες στους οποίους εφαρμόζεται η πα¬ 
ρούσα απόφαση πρέπει να πληρούν τις βασικές απαιτή¬ 
σεις ασφαλείας και υγείας που περιλαμβάνονται στο πα¬ 
ράρτημα 1. 

Τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας στα οποία 
εφαρμόζεται η παρούσα απόφαση πρέπει να ικανοποιούν 
τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας του παραρ¬ 
τήματος I ή/και να επιτρέπουν στους ανελκυστήρες στους 
οποίους είναι εγκατεστημένα να πληρούν τις εν λόγω βα¬ 
σικές απαιτήσεις. 

Άρθρο 4 

Δεν απαγορεύεται, δεν περιορίζεται και δεν παρεμπο¬ 
δίζεται η διάθεση στην αγορά και η θέση σε λειτουργία 
ανελκυστήρων ή κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας 
που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης. 

2. Ομοίως, δεν απαγορεύεται, περιορίζεται ή παρεμπο¬ 
δίζεται η διάθεση στην αγορά κατασκευαστικών στοιχείων 
ασφαλείας που προορίζονται κατά δήλωση του κατα¬ 
σκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εντολο- 
δόχου του, να ενσωματωθούν σε ανελκυστήρα στον οποίο 
εφαρμόζεται η παρούσα απόφαση. 

Άρθρο 5 

1. Οι ανελκυστήρες και το κατασκευαστικά στοιχεία 
ασφαλείας που φέρουν τη σήυανση <0Ε> και συνοδεύο¬ 
νται από τη δήλωση πιστότητας *ΟΞ> που αναφέρεται στο 
παράρτημα Η, θεωρούνται άτι είναι σύμφωνοι προς το σύ¬ 
νολο των διατάξεων της παρούσας απόφασης, συμπερι- 
λαμβσνομένης της διαδικασίας αξιολόγησης πιστότητας 
του κεφάλαιου 2. 

Εάν δεν υπάρχουν εναρμονισμένα πρότυπα, το Υπουρ¬ 
γείο Ανάπτυξης γνωστοποιεί στους ενδιαφερομένους τα 
υφιστάμενα εθνικά τεχνικά πρότυπο ή/και προδιαγραφές 
που θεωρούνται σημαντικό ή χρήσιμα για την ορθή εφαρ¬ 
μογή των βασικών απαιτήσεων ασφαλείας και υγείας του 
παραρτήματος I. 

2. Εφόσον εθνικό πρότυπο το οπο'ιο αποτελεί μετα¬ 
γραφή εναρμονισμένου προτύπου σε εθνικό δίκαιο και του 
οποίου τα στοιχεία έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφη¬ 
μερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καλύπτει μια ή περισ¬ 
σότερες βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας 

-ο ανελκυστήρας που κατασκευάζεται σύμφωνα με το 
πρότυπο αυτό τεκμαίρεται σύμφωνος προς τις σχετικές 
βασικές απαιτήσεις, 

-το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας που παράγε- 
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ται σύμφωνα με το πρότυπο αυτό τεκμαΐρεται ότι επιτρέ¬ 
πει στον ανελκυστήρα επί του οποίου θα τοποθετηθεί σω¬ 
στά να πληροί τις σχετικές βασικές απαιτήσεις. 

Τα στοιχεία των εθνικών προτύπων που αποτελούν με¬ 
ταγραφή των εναρμονισμένων προτύπων σε εθνικό δίκαιο 
δημοσιεύονται από τον ΕΛΟΤ. 

Άρθρο 6 

1. 'Οταν η αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμμστείας 
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης θεωρεί ότι τα 
εναρμονισμένα πρότυπα, που αναφέρονται στο άρθρο 5, 
παράγραφος 2, δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις βασικές 
απαιτήσεις που τα αφορούν και οι οποίες αναφέρονται στο 
άρθρο 3, τότε η ανωτέρω Υπηρεσία προσφεύγει στην επι¬ 
τροπή που έχει συσταθεί με την Οδηγία 83/189/ΕΟΚ, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει «Καθιέρωση Διαδι¬ 
κασίας Πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύ¬ 
πων και προδιαγραφών· εκθέτοντας τους οικείους λό¬ 
γους. 

2. Το Υπουργείο Ανάπτυξης ορίζει εκπρόσωπο στη μό¬ 
νιμη Επιτροπή που αναφέρττο στο άρθρο 6 της Οδηγίας 
95/16/ΕΚ (ΕΕ1_ 213/1995). 

Άρθρο 7 

1. Όταν η αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Β. του Υπουρ¬ 
γείου Ανάπτυξης διαπιστώσει ότι ανελκυστήρας ή κατα¬ 
σκευαστικό στοιχείο ασφαλείας, που φέρει τη σήμανση 
«ΟΕ» και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του, 
ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία 
των προσώπων και κατά περίπτωση την ασφάλεια των 
αγαθών, λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να 
αποσύρει τον ανελκυστήρα ή το κατασκευαστικό στοιχείο 
ασφαλείας από την αγορά, να απαγορεύσει τη διάθεσή 
του στην αγορά, τη θέση του σε λειτουργία ή να περιορίσει 
την ελεύθερη κυκλοφορία του. 

Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται αμέσως στην Ευρω¬ 
παϊκή Επιτροπή, αναφέροντας τους λόγους λήιμεώς της 
και ειδικότερα εάν η έλλειψη πιστότητας οφείλεται: 

α) Στην παράβαση των βασικών απαιτήσεων του άρθρου 

3. 

β) Στην κακή εφαρμογή των προτύπων του άρθρου 5, 
παράγραφος 2. 

γ) Σε κενό των ίδιων των προτύπων του άρθρου 5, παρά¬ 
γραφος 2. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ 
Αρθρο 8 

1. Πριν τη διάθεση στην αγορά των κατασκευαστικών 
στοιχείων ασφαλείας των οποίων ο κατάλογος περιλαμβά¬ 
νεται στο παράρτημα IV, ο κατασκευαστής τους ή ο εγκα¬ 
τεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του οφείλει: 

α) ϊ) είτε να υποβάλει το μοντέλο του κατασκευαστικού 
στοιχείου ασφαλείας σε εξέταση τύπου «ΟΕ» σύμφωνα με 
το παράρτημα V και σε ελέγχους της παραγωγής από έναν 
κοινοποιημένο οργανισμό σύμφωνα με το παράρτημα XI, 

ϊ) είτε να υποβάλει το μοντέλο του κατασκευαστικού 
στοιχείου ασφαλείας σε εξέταση τύπου «ΟΕ» σύμφωνα με 
το παράρτημα V και να εφαρμόζει ένα σύστημα διασφάλι¬ 
σης της ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα VIII για τον 
έλεγχο της παραγωγής, 


ίϋ) είτε να εφαρμόσει σύστημα πλήρους διασφάλισης 
της ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα IX, 
β) να επιθέτει τη σήμανση «ΟΕ» σε κάθε κατασκευα¬ 
στικό στοιχείο ασφαλείας και να συντάσσει δήλωση πιστό¬ 
τητας της οποίας τα στοιχεία περιλαμβάνονται στο παράρ¬ 
τημα II λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του χρησιμο- 
ποιουμένου παραρτήματος (κατά περίπτωση, παράρτημα 
VIII, IX ή XI), 

γ) να τηρεί αντίγραφο της δήλωσης πιστότητας επί 10 
έτη από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του κατα¬ 
σκευαστικού στοιχείου ασφαλείας. 

2. Πριν τη διάθεσή του στην αγορά, ο ανελκυστήρας 
αποτελεί αντικείμενο των εξής διαδικασιών: 

ί) είτε, αν έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με ανελκυστήρα ο 
οποίος έχει υποβληθεί στην εξέταση τύπου «ΟΕ» του πα¬ 
ραρτήματος V, έχει κατασκευαστεί, εγκατασταθεί και δο¬ 
κιμαστεί με χρήση: 

-του τελικού ελέγχου του παραρτήματος VI, ή 
-του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του παραρτή¬ 
ματος XII, ή 

-του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του παραρτή¬ 
ματος XIV. 

Οι διαδικασίες που αντιστοιχούν στις φάσεις σχεδια- 
σμού και κατασκευής, αφενός, και εγκατάστασης και δο¬ 
κιμών, αφετέρου, μπορούν να γίνουν στον ίδιο ανελκυ¬ 
στήρα. 

ίί) είτε, αν έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με μοντέλο ανελκυ¬ 
στήρα που έχει υποβληθεί στην εξέταση τύπου «ΟΕ» του 
παραρτήματος V, έχει κατασκευαστεί, εγκατασταθεί και 
δοκιμαστεί με χρήση: 

-του τελικού ελέγχου του παραρτήματος VI, ή 
-του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του παραρτή¬ 
ματος XII, ή 

-του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του παραρτή¬ 
ματος XIV. 

ϋί) είτε, αν έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με ανελκυστήρα για 
τον οπο'ιο έχει εφαρμοσθεί σύστημα διασφάλισης ποιότη¬ 
τας σύμφωνο προς το παράρτημα XIII, συμπληρωμένο από 
έλεγχο σχεδιασμού, αν αυτός δεν είναι πλήρως σύμφωνος 
προς τα εναρμονισμένα πρότυπα, έχει κατασκευασθεί, 
εγκατασταθεί και δοκιμαστεί με χρήση επίσης: 

- του τελικού ελέγχου του παραρτήματος VI, ή 

- του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του παραρ¬ 
τήματος XII, ή 

- του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του παραρ¬ 
τήματος XIV, 

ίν) είτε έχει υποβληθεί στη διαδικασία εξακρίβωσης 
κατά μονάδα, του παραρτήματος X, από κοινοποιημένο 
οργανισμό, 

ν) είτε έχει υποβληθεί σε σύστημα διασφάλισης ποιότη¬ 
τας, σύμφωνο με το παράρτημα XIII, συμπληρωμένο με 
έλεγχο σχεδιασμού, αν αυτός δεν τηρεί πλήρως τα εναρ¬ 
μονισμένα πρότυπα. 

Στις περιπτώσεις των σημείων ί), ίϊ) και ίίί), ο υπεύθυνος * 
σχεδιασμού χορηγεί στον υπεύθυνο κατασκευής, εγκατά¬ 
στασης και δοκιμών κάθε αναγκαία τεκμηρίωση και υπό¬ 
δειξη ώστε οι εργασίες αυτές να διενεργηθούν με κάθε 
ασφάλεια. 

3. Σε όλες τις περιπτώσεις της παραγράφου 2: 

- ο εγκαταστάτης επιθέτει τη σήμανση «ΟΕ» στον ανελ¬ 
κυστήρα και συντάσσει δήλωση πιστότητας, της οποίας τα 
στοιχεία περιλαμβάνονται στο παράρτημα II λαμβάνοντας 
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υπόψη τις προδιαγραφές του χρησιμοποιουμένου παραρ¬ 
τήματος (κατά περίπτωση, παράρτημα VI, X, XII, XIII ή 
XIV), 

- ο εγκαταστάτης οφείλει να κρατά αντίγραφο της δή¬ 
λωσης πιστότητας επί 10 έτη από την ημερομηνία διάθε¬ 
σης του ανελκυστήρα στην αγορά, 

- η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι άλλοι κοινοποιημένοι 
Φορείς μπορούν να ζητήσουν από τον εγκαταστάτη αντί¬ 
γραφο της δήλωσης πιστότητας και των πρακτικών των 
δοκιμών που αφορούν τον τελικό έλεγχο. Τα ανωτέρω 
υποχρεοάται ο κοινοποιημένος Φορέας να υποβάλει στην 
αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

4. α) 'Οταν οι ανελκυστήρες ή τα κατασκευαστικά στοι¬ 
χεία ασφαλείας αποτελούν αντικείμενο άλλων οδηγιών, οι 
οποίες αφορούν άλλα θέματα και προβλέπουν σήμανση 
«ΟΕ», η εν λόγω σήμανση υποδηλώνει την πιστότητα του 
ανελκυστήρα ή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφα¬ 
λείας προς τις διατάξεις καιαυτών των άλλων οδηγιών. 

β) Εάν μια ή περισσότερες από τις οδηγίες αυτές επι¬ 
τρέπουν στον κατασκευαστή να επιλέξει, στη διάρκεια με¬ 
ταβατικής περιόδου, το σύστημα που θα εφαρμόζει, η σή¬ 
μανση «ΟΕ> υποδηλώνει άτι ο ανελκυστήρας ή το κατα¬ 
σκευαστικό στοιχείο ασφαλείας σνταποκρίνεται μόνο στις 
διατάξεις των οδηγιών που εφαρμόζει ο εγκαταστάτης του 
ανελκυστήρα ή ο κατασκευαστής των στοιχείων ασφα¬ 
λείας. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία των εν λόγω οδη¬ 
γιών, όπως έχουν δημοσιευθεϊ στην Επίσημη Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πρέπει να αναγράφονται 
στα έγγραφα, φύλλα ή οδηγίες που απαιτούνται από τις 
συγκεκριμένες οδηγίες και να συνοδεύουν τον εν λόγω 
ανελκυστήρα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας. 

5. Όταν ούτε ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα, ούτε ο 
κατασκευαστής των στοιχείων ασφαλείας, ούτε ο εγκατε¬ 
στημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του, ικανοποιούν 
τις υποχρεώσεις των παραγράφων - 1 έως 4, τις εν λόγω υπο¬ 
χρεώσεις υπέχει κάθε πρόσωπο που διαθέτει τον ανελκυ¬ 
στήρα ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας στην αγορά 
της Κοινότητας. Τις ίδιες υποχρεώσεις υπέχουν και τα πρό¬ 
σωπα που κατασκευάζουν τον ανελκυστήρα ή το κατα¬ 
σκευαστικό στοιχείο ασφαλείας για ίδια χρήση. 

Άρθρο 9 

1. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης 
γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα άλλα 
κράτη μέλη τους Φορείς που έχει ορίσει για την εκτέλεση 
των καθηκόντων των σχετικών με την αξιολόγηση της πι- 
στότητος που αναφέρεται στο άρθρο 8, τα συγκεκριμένα 
καθή κοντά τους, καθώς και τους αριθμούς αναγνώρισης 
που έχουν εκ των προτέρων δοθεί στους εν λόγω Φορείς 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφη¬ 
μερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατάλογο όλων των 
Φορέων αυτών και των αριθμών αναγνώρισής τους και με¬ 
ριμνά ώστε ο κατάλογος αυτός να ενημερώνεται. 

2. Τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την αξιολόγηση 
των προς κοινοποίηση Φορέων καθορίζονται στο παράρ¬ 
τημα VII. Οι Φορείς που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης, 
τα οποία καθορίζονται στα αντίστοιχα εναρμονισμένα 
πρότυπα τεκμαίρεται ότι πληρούν τα κριτήρια του παραρ¬ 
τήματος VII. 

3. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
ανακαλεί την έγκριση που έδωσε για ένα κοινοποιημένο 


Φορέα όταν διαπιστώσει ότι αυτός δεν πληροί πλέον τα 
κριτήρια που αναφέρονται στο παράρτημα VII. Η ενέργεια 
αυτή ανακοινώνεται αμέσως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα άλλα κράτη μέλη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II! 

ΣΗΜΑΝΣΗ «ΟΕ» 

"Αρθρο 10 

1. Η σήμανση πιστότητας -ΟΕ» αποτελείται από το 
ακρωνύμιο «ΟΕ». Το παράρτημα III περιλαμβάνει το σχε¬ 
τικό υπόδειγμα. 

2. Η σήμανση «ΟΕ» πρέπει να επιτίθεται σε κάθε θαλα¬ 
μίσκο ανελκυστήρα κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο, σύμ- 
γφωνα με το σημείο 5 του παραρτήαμτος I, καθώς και σε 
όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας που απαριθ- 
μούνται στο παράρτημα IV ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, σε 
ετικέτα προσαρτημένη στο κατασκευαστικό στοιχείο 
ασφαλείας. 

3. Απαγορεύεται η επίθεση επί των ανελκυστήρων ή 
των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας σημάνσεων 
δυναμένων να παραπλανήσουν τους τρίτους ως προς τη 
σημασία και τη γραφική απεικόνιση της σήμανσης «ΟΕ». 
Οποιαδήποτε άλλη σήμανση μπορεί να επιτίθεται επί των 
ανελκυστήρων ή των κατασκευαστικών στοιχείων ασφα¬ 
λείας, εφόσον δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη ή ευανά¬ 
γνωστη τη σήμανση «ΟΕ». 

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7: 

α) κάθε αντικανονική επίθεση της σήμανσης «ΟΕ» που 
διαπιστώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Β. του 
Υπουργείου Ανάπτυξης συνεπάγεται την υποχρέωση για 
τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα, τον κατασκευαστή 
των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας ή τον εγκατε¬ 
στημένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του εν λόγω κατα¬ 
σκευαστή, να μεριμνήσει για την πιστότητα του σχετικού 
προϊόντος προς τις προδιαγραφές για τη σήμανση «ΟΕ» 
και τον τερματισμό της παράβασης υπό τους όρους που 
επιβάλλει η ανωτέρω Υπηρεσία, 

β) αν το προϊόν συνεχίζει να μην είναι σύμφωνο προς τις 
σχετικές προδιαγραφές, με απόφαση της αρμόδιας Υπη¬ 
ρεσίας της Γ.Γ.Β. του Υπουργείου Ανάπτυξης περιορίζε¬ 
ται ή απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά του συγκεκρι¬ 
μένου κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας ή αποσύρει 
αυτό από την αγορά και απαγορεύει τη χρηση και τη λει¬ 
τουργία του ανελκυστήρα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 
Τελικές Διατάξεις 
Άρθρο 11 

1. Οποιοσδήποτε θέτει σε κυκλοφορία, εισάγει ή μετα- 
πωλεί ανελκυστήρες ή κατασκευαστικά στοιχεία ασφα¬ 
λείας που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 2 της 
παρούσας, τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι και το τριπλάσιο 
της αξίας του ανελκυστήρα με απόφαση του προϊσταμέ¬ 
νου της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυ¬ 
ξης. 

2. Σε περίπτωση υποτροπής οι παραβάτες τιμωρούνται 
με πρόστιμο τουλάχιστον διπλάσιο του αρχικά επιβληθέ- 
ντος. 

3. Κάθε απόφαση που λαμβάνεται κατ’ εφαρμογή της 
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παρούσας που οδηγεί στον περιορισμό: 

- της διάθεσης στην αγορά ή/και της θέσης σε λειτουρ¬ 
γίας και/ή της χρήσης του ανελκυστήρα, 

- της διάθεσης στην αγορά ή/και της θέσης σε λειτουρ¬ 
γία του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας, 

- επιβολής προστίμου 

αιτιολογείται επακριβώς και κοινοποιείται στον ενδιαφε¬ 
ρόμενο το συντομότερο δυνατόν. 


Κατά της ανωτέρω απόφασης επιτρέπεται η άσκηση 
προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης εντός τριά¬ 
ντα ημερών από της κοινοποιήσεώς της στον ενδιαφερό¬ 
μενο. 

'Αρθρο 12 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης τα ακόλουθα παραρτήματα: 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 


ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΤΦΑΛΕΙΑΤ ΚΑΙ ΥΓΕΙΛΓ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΛΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
κατατκεύη των ανελκυστήρων και των ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΧΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΤΦΑΛΕΙΑΤ 


ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 


1. Οι υποχρεώσει; που προβλέπονται από τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγεία; εφαρμόζονται μόνον 
όταν ο αντίστοιχος κίνόυνος υπάρχει κατά τη χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου ανελκυστήρα ή του στοιχείου 
αοτταλείας υπό τις συνθήκες που προβλέπονται από τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα ή τον κατασκευαστή 
των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας. 

2. Οι βασικέ: απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας στην οδηγία είναι επιτακτικές. Ωστόσο, εάν ληφθεί υπόφη η 
κατασταση της τεχνικής, οι στόχοι που καθορίζουν ενδέχεται να μην επιτυγχάνονται. Στην περίπτωση αυτή, 
και στο μέτρο του δυνατού, ο ανελκυστήρας ή το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλεία; ποέπει να σχεδιάζεται 
και να κατασκευάζεται έτσι ώστε να τείνει προς'τους σταχου: .αυτούς. 

ϋ. Ο κατασκευαστής του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλεία; και ο εγκαταστάτη; του ανελκυστήρα 
πρέπει να πραγματοποιούν ανάλυση των κινδύνων ώστε να εςεταζουν σε ποιου; είναι εκτεθειμένα το προϊόν 
τον: και στη συνέχεια να σχεδιάζουν και να' κατασκευάζουν το προϊόν με βάση την ανάλυση αυτή. 

Α Κατα το άρθρο ΙΑ οι βασικέ; απαιτήσεις τη; οδηγίας 39/106/ Η Ο Κ που δεν περιλαμβάνονται στην 
παρούσα οδηγία εφαρμόζονται επί των ανελκυστήρων. 


ΓΕΝΙΚΑ 

Ε'ΐαοαηγή ττις οδηγία; 39/392/ΕΟΚ άπω; τοοποποιήθηκε από τι; οδηγιε: 91/368/ΕΟΚ. 93/ΑΙ/ΕΟΚ και 
93/68/ΕΟΚ 


Εφόσον υφίσταται ο σχετικός κίνόυνος και δεν καλύπτεται από το παρόν παοαοτημα, ισχύουν οι 
βασικέ: απαιτήσει; ασφαλεία; και υγεία; του παραρτήματος ί τη; οδηγία; 39/392/ΕΟΚ και. εν παση 
περατώσει, ισχύει η βασική απαίτηση του σημείου 1.1.2 του παραρτήματος I τη: οδηγία; 39/391'ΞΟΚ. 


1.2. θαλαμίσκος 

Ο θαλαμίσκος πρέπει να είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος έτσι ώστε να προσφέρει χώρο και 
ανθεκτικότητα αντιστοιχούσα στο μέγιστο δυνατό αριθμό ατόμων και στο ονομαστικό φορτίο του 
ανελκυστήρα, όπως ορίζονται από τον εγκαταστατη. 

Οταν ο ανελκυστήρα; προορίζεται για τη μεταφορά προσώπων και εφόσον οι διαστάσεις του το 
επιτρέπουν, ο θαλαμίσκος πρέπει να είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος έτσι ώστε τα δομικά του 
χαρακτηριστικά να μην παρακωλύουν ή να εμποδίζουν την πρόσβαση και τη χρηση του από άτομα με 
ιιδικέ; ανάγκες και να επιτρέπει όλε; τις κατάλληλε: μετατροπές που αποσκοπουν στη διευκόλυνση της 
χρήση: του από τα ατομα αυτά. 

1.3. Μέσα ανάρτησης και στήριΐης 

Τα μέσα ανάρτηση; ή/και στήριςη; του θαλαμίσκου, των συνδέσεών του. και οι σχετικέ: απολήξεις τον: 
πρεπει να επιλέγονται και να σχεδιάζονται ούτως ώστε να εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο 
συνολική; ασφαλεία; και να ελαχιστοποιούν τους κινδύνους πτώσης του θαλαμίσκου, εάν ληφθούν 
υποφη οι συνθήκες χρησιμοποίησης, τα υλικά και οι συνθήκες κατασκευής. 

Τα μέσα ανάρτησης του θαλαμίσκου, εφόσον είναι συρματόσχοινα ή αλυσίδες, πρέπει να είναι διπλά και 
ανεξάρτητα. και το καθένα να είναι εφοδιασμένο με ανεξάρτητο σύστημα αγκύρωσης. Τα συρματόσχοι¬ 
να ή οι αλυσίδες δεν πρέπει να έχουν συνδέσει; ή ματώματα, παρά μόνο όπου αυτό χρειάζεται για τη 
στερέωση ή για να σχηματιστεί βρόχος (θηλιά). 
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1.4ί Έλτ,χος των καταπονήσεων {πεοιλαμβανομένης της υπερβολικής ταχύτητας) 

ΐΑΐ. Οι ανελκυστήρες πρέπει νο σχεδιαζονταμ να κατασκευάζονται και να εγκαθίστανται κατά τρόπον ώστε 
/ να Είναι αδύνατο να εκτελουν εντολές χειρισμών όταν το φορτίο υπερβαίνει την ονομαστική τιμή. 

1.4.2. Οι ανελκυστήρες .τρέπει να είναι εξοπλισμένοι με διάταξη για τον περιορισμό της ανάπτυξης υπερβολι¬ 
κής ταχύτητας. Η απαίτηση αυτή δεν εφαρμόζεται στουο ανελκυστήρες οι οποίοι, λόγω του σχεδιασμού 

■ του συστήματος κίνησης, δεν είναι δυνατό να αναπτύξουν υπερβολική ταχύτητα. 

1.4.3. Οι ταχυκίνητοι ανελκυστήρες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με διάταξη ελέγχου και ρύθμισης της 
ταχύτητας. 

1.4.4. Οι ανελκυστήρες στους οποίους χρησιμοποιούνται τροχαλίες τριβής πρέπει να σχεδιάζονται κατά 
τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα των συρματόσχοινων έλξεως επί της τροχαλίας. 

ί_5. Μηχανισμός 

1.5.1. Κάθε ανελκυστήρας προσώπων πρέπει να διαθέτει ιδιαίτερη κινητήρια μηχανή. Η απαίτηση αυτή δεν 
αφοοά τους ανελκυστήρες που αντί για αντίβαρα έχουν δεύτερο θαλαμίσκο. 

151 Ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα μεριμνά ώστε η μηχανή και τα συναφή συστήματα του ανελκυστήρα 
να είναι προσπελάσιμα μόνο για συντήρηση και περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης. 

1.5. Όργανα ελέγχου 

1.5.1. Τα όργανα ελέγχου των ανελκυστήρων οι οποίοι προορίζονται να χρησιμοποιούνται από μη συνοδενό- 
μενο ατομα με ειδικές ανάγκες πρέπει να είναι σχεδιασμένα και διατεταγμένα κατά κατάλληλο τρόπο. 

1.5.2. Η λειτουργία των οργάνων ελέγχου πρέπει να επατημαίνεται σαφώς. 

1.5.3. Τα κυκλώματα κλήσης συστοιχίας ανελκυστηροιν ιιπορουν να είναι κοινά ή διασννόεδεμένα. 

1.5.4. Η ηλεκτρική εγ-κατασταση και η συνδεσμολογία πρέπει να γίνονται κατά τρόπον ώστε: 

— να αποκλείεται κάδε σύγχυση με κυκλώματα .του δεν ανήκουν στον ανελκυστήρα. 

— να είναι δυνατή η υπό φορτίο μεταγωγή του ηλεκτρικού κυκλώματος κίνησης. 

— οι κινήσει: του ανελκυστήρα να εξαρτωνται απο μηχανισμούς ασφαλείας που θα περιλαμβάνονται σε 
σύστημα χειρισμού με δίκες του διατάξει: ασφαλείας. 

— βλάβη της ηλεκτρική; εγ-καταστασης να μην δημιουργεί επικίνδυνη κατάσταση. 


2. ΚΙΝΔΥΝΟ! ΓΙΑ ΠΡΟΙΏΠΑ ΕΚΤΟΙ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΙΣΚΟΥ 

2.1. Ο ανελκυστήρα: πρέπει να είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος κατά τρόπον ώστε η προσπέλαση 
στο χώρο διαίρουηο του θαλαμίσκου να είναι δυνατή μόνο για συντήρηση και περιπτώσεις επείγουσας 
ανογ-κητ. Πριν ενα ατσιιο ειαέλθει στο χώρο αυτό, πρέπει να καθίσταται αόύνατη η συνηδης χρηση του 
ανελκυστήρα. 

2.2. Ο ανελκυστήρα; πρέπει να κατασκευάζεται και να σχεδιάζεται ούτως ώστε να εμποδίζεται τυχόν 
σννθλιψη όταν ο θαλαμίσκο; βρίσκεται σε μια απο τις οριακέ: θεσεις της διαδρομής του. 

Τούτο αποοεί να επιτευχθεί εφόσον προβλεφθεί ελεύθερος χώρος ή καταφύγιο πέραν των οριακών 
θεσεων. 

Ιε ειδικέ: περιπτώσεις, ενώ επαφίεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα προηγούμενης σύμφωνης Υ-νώμης 
του;, ιδίω: όσον αφόρα υφιστάμενα κτίρια, όταν δεν είναι δυνατό να εφαρμοσθεί η προαναφερόμενη 
λύση ιστορούν να προβλέπονται άλλα κατάλληλα μέσα για την αποφυγή του κινδύνου αυτού. 

2.3. Τα επίπεδα εισόδου και εξόδου στον/από τον θαλαμίσκο πρέπει να διαθέτουν θύσε; φρέατος στους 
ορόφου: οι οποίες να έχουν επαρκή μηχανική αντοχή, σε σχέση με τις ποορλεπόμενε; συνθήκες 

«ήοης- 

Μια διάτατη διασυνδεδεμένης ασφάλισης πρέπει να αποκλείει, υπό συνθήκες κανονικής λειτουργ'ίας: 

— ελεγχόμενη ή μη κίνηση του θαλαμίσκου, εφόσον όλε: οι θύρες του φρέατος στους ορόφους δεν είναι 
κλειστέ: και ασφαλισμένες, 

— άνοιγμά θύρα; ορόφου, εάν-ο θαλαμίσκος δεν έχει σταματήσει και δεν βρίσκεται στον προβλεπόμενο 
όροφο. 

Επιτρέπονται ωστόσο όλες οι κινήσεις διόρθωσης της στάθμης στο επίπεδο του ορόφου, με ανοικτέ: τις 
Ήιχρε:, σε συγκεκριμένες ζώνες, υπό τον όρο ότι η ταχύτητα διόρθωσης της στάθμης θα ελέγχεται. 
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1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΙΣΚΟΥ 

3.1. Οι θαλαμίσκοι ίων ανελκυστήρων πρέπει να είναι εντελώς κλειστοί, με πλήρη τοιχώματα, περιλαμβανο- 
μένω.ν των δαπέδων και των οροφών, εξαιρούμενων των ανοιγμάτων εξαερισμού. και εξοπλισμένοι με 
πλήρεις θύρες. Οι θύρες των θαλαμίσκων πρέπει να είναι σχεδιασμένες και εγκατεστημένες έτσι ώστε ο 
θαλαμίσκος να μην μπορεί να κινηθεί παρά μόνο για την προβλεπόμενη στο τρίτο εδάφιο του σημείου 
- 2.3 επαναφορά, εφοσον οι θύρες δεν είναι κλειστές, και να σταματά αε περίπτωση που οι θύρες 
ανοίξουν. 

Οι θύρες των θαλαμίσκων πρέπει να παραμένουν κλειστές και κλειδωμένες σε περίπτωση στάσης μεταξύ 
δύο επιπέδων, εφόσον υπάρχει κίνδυνος πτώσης μεταξύ του θαλαμίσκου και του φρέατος ή ελλείψει 
φρέατος. 

32. Σε περίπτωση βλάβης του κυκλώματος τροφοδότησης ή κατασκευαστικού στοιχείου, ο θαλαμίσκος 
πρέπει να είναι εφοδιασμένος με διατάξεις που εμποδίζουν την ελεύθερη πτώση ή ανεξέλεγκτε: 
ανοδικές κινήσεις του θαλαμίσκου. 

Η διάταξη που εμποδίζει την ελεύθερη πτώση του θαλαιιίσκου πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τα μέσα 
ανάρτησης του θαλαμίσκου. 

Η διάταξη αυτή πρέπει να σταματά το θαλαμίσκο όταν βρίσκεται υπό το ονοααστικό του φορτίο και 
έχει τη μεγίστη προβλεποαενη από τον εγκατασπάτη του ανελκυστήρα ταχύτητα Η στάση λόγω της 
επενεργείας της εν λόγω διάταξης δεν πρέπει να προκαλεί επιβράδυνση επικίνδυνη για τους επιβάτε: σε 
όλες τις περιπτώσεις φόρτωσης. 

32. Ανααεσα στον πυθμένα του φρέατος και το δάπεδο του θαλαμίσκου πρέπει να υπάρχουν εγκατεστημέ¬ 
νες διατάξεις απόσβεσης των κρούσεων σε περίπτωση υπέρβασης της κανονικής διαδρομής. 

Στην περίπτωση αυτή, η μέτρηση του ελεύθερου χώρου ο οποίος προβλέπεται στο σημείο 22 πρεπει να 
γίνει με τις εν λσ,·ω διατάξεις πλήρως συμπιεσμένες. 

Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τους ανελκυστήρες, ο θαλαμίσκος των οποίων, λόγω του σχεδισσμού 
του συστήματος κίνησης, δεν είναι δυνατό "να εισελθει στον ελεύθερο χώρο που προβλέπει το σημείο 

3Α. Οι ανελκυστήρες πρέπει να είναι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι έτσι ώστε να ιιην αποοουν να 
τεθούν σε κίνηση εαν η διαταξη που προβλεπεται στο σημείο 32 δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει. 

λ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

- I. Ξτόσον είναι μηχανοκίνητες, οι θύρες του τρέατος στους ορόφους, οι θύρες των θαλαιιίσκων η ο 

συνδυασμός των ούο αι :ων. πρεπει να έχουν εξοπλιστεί ιιε διαταξη για την αποτροπή των κινδύνων 
τυχόν συνθλιφη: κατά την κίνηση τους. 

4 2. Οι θύρες του φρέατος στους ορόφους, όταν πρέπει να συμβάλουν ,—ην πυρασφάλεια του κτιρίου, 
συμπεριλαμβανομένων :ων θυρών με γυάλινα τμήματα, πρεπει να παρουσιάζουν κατάλληλη αντοχή στη 
φωτισ. η οποία να χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα διατήρησής της ακεραιότητας του; και τις 
ιδιότητες τους όσον αφόρα τη μόνωση (μη εξάπλωση της φλόγας} και τη μετάδοση της θερμότητας 
(θερμική ακτινοβολία). 

-.3. Τα ενδεχόμενα αντίβαρα πρέπει να είναι εγκατεστημένα κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται οποιοσδή¬ 
ποτε κίνδυνος σύγκρουσης τους με το θαλαμίσκο ή πτώσης τους πάνω σ' αυτόν. 

4 . 4 . Οι ανελκυστήρες πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με μέσα τα οποία να επιτρέπουν την ελεύθερη έξοδο και 
την εκκένωση των προσώπων τα οποία έχομν κλειστεί στο θαλαμίσκο. 

4.5. Οι θαλαμίσκοι πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με μέσα αμφίδρομης επικοινωνίας που να επιτρέπουν τη 
μόνιμη σύνδεση με υπηρεσία άμεσης βοήθειας. 

- 6. Οι ανελκυστήρες πρέπει να είναι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι έτσι ώστε, σε περίπτωση υπέρβασης 

:ης μεγίστης θερμοκρασία: του χώρου της μηχανής που προβλέπει ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα, να 
μπορούν να ολοκληρώνουν τι: υπό εξέλιξη κινήσεις αλλά να μην δέχονται νέε: εντολές ελέγχου. 

-ί.7. Οι θαλαμίσκοι πρεπει να είναι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι έτσι ώστε να διασφαλίζουν επα'ρκή 
αερισμό στους επιβάτες, ακόμα και σε περίπτωση παρατεταμένης στάσης. 

4 . 3 . Ο θαλαμίσκος πρεπει να φωτίζεται επαρκώς εφόσον χρησιμοποιείται ή εφόοον κάποια θύρπ είναι 
ανοικτή. Πρέπει επίσης .να προβλέπεται φωτισμός ασφαλείας. 

-ί.9. Τα μέσα επικοινωνίας και ο φωτισμός ασφαλείας που προβλέπονται στα σημεία 4.5 και 4.3 αντίστοιχα 
πρεπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται ούτως ώστε να ιστορούν να λειτουργούν ακόμη και αν 
διακοπεί η κανονική παροχή ενεργείας. Ο χρόνος λειτουργίας τους πρέπει να είναι επαρκής ώστε να 
επιτρέπει την κανονική επέμβαση των σωστικών συνεργείων. 
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Το κύκλωμα ελέγχου των ανελκυστήρων του μπορούν να χρησιμοποιούνται σι περίπτωση τυρκαια^ 
-θέτει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται κατά τρόπον ώστε να είναι δυνατό να αποκλειστεί η 
εξυπηρέτηση ορισμένων επιπέδων και να είναι δυνατός ο κατά προτεραιότητα έλεγχος του ανεκκυστη- 
ρος από τους πυροσβέστες. 


5.1. 


ΓΗΜΑΝΣΗ 


Επιπλέον των ελάχιστων ενδείξεων που απαιτούνται για όλες τις μηχανές σύμφωνα με το 
του παραρτήματος I της οδηγίας 39/392/ΕΟΚ. όλοι οι θαλαμίσκοι πρεπει να φέρουν 


σημείο 1.7.3 
ευδιάκριτη 


πινακίδα που να αναφέρει σαφώς το ονομαστικό φορτίο σε χιλιόγραμμα και τον μέγιστο αριθμό ατόμων 
που επιτρέπεται να -πιβοί 'υν. 


<2. Εφόσον ο ανελκυστήρας έχει σχεοιαυτεί κατά τρόπον ώσ" -’-"··· παγιδευμένα άτοαα να μπορούν να 
απελευθερώνονται χωρίς εξωτερική βοήθεια, οι σχετικές οδηγίες πρέπει να αναγράφονται σαφώς και 
ευχοινώζ εν^ό^ *ου θαλαμίσκου. 


6. ΟΔΗΠΕΙΧΡΗΣΞΟΣ 

6.1. Τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας που αναφέρονπαι στο παράρτημα IV πρέπει να συνοδεύονται 
από κείμενο οόηγιών συνπαγμένσ σε μια επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους του εγκαταστατη .ου 
ανελκυστήρα ή σε άλλη κοινοτική γλώσσα που εκείνος έχει αποδεχθεί, ώστε. 

— η συναρμολόγηση, 

— η καλωδίωση, 

— η ρύθμιση, 

— η συντηρηση, 

να ιστορούν να.πραγματοποιούνται αποτελεσματικά και χωρίς κινδύνους. 

ό Λ Κάθε ανε/κυστήοα; πρέπει να συνοδεύεται από τεκμηρίωση συντεταγμένη στην (ή στις) επίσημη·-ε τ ) 
νλώσσαί ■>-.) τηςΚοινότητας- η(οι) γλωσσαί-ες) αυτη(-ές) μπορειί-ουν) να καθορισθειί-ουν) σύμφωνα με 
τη συνθήκη από το κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας. Η τεκμηρίωση αυτή 
περιλαμβάνει τουλάχιστον 

— κείιιενο οόηγιων που πεοιεχει τα σχέδια και σχεδιαγράμματα που είναι αναγκαία για την τρέχουσα 
νόηση καθώς και για τη συντηρηση, την επιθεώρηση, την επισκευή, τις περιοδικές εξακριβώσεις και 
τους χειρισμούς παροχής βοήθειας που αναφέρονπαι στο σημείο 

— βιβλίο παρακολούθησης στο οποίο μπορούν να σημειώνονται οι επιακευες και κατα περίπτωση, οι 
πεοιοοιχε; εΐαζοιβώσειί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 

Α. Περιεχόμενο της δήλωσης πιστότητας·-ΕΚ» για τα χατασχευαστικά στοιχεία ασφαλείας (') 

Η δήλωση πιστότητας «ΕΚ» πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία; 

— το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας (*), 

— ενδεχομένως, το όνομα και τη διεύθυνση του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εντολοδόχου του (Τ 

— την περιγραφή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας, τον χαρακτηρισμό του τύπου ή της σειράς, 
αριθμός σειράς (εφόσον υπάρχει), 

— τη λειτουργία ασφαλείας που επιτελεί το στοιχείο ασφαλείας, εφόσον δεν προκύπτει σαφώς από την 
περιγραφή, 

— ημερομηνία κατοσκευής του στοιχείου ασφαλείας. 

— όλες τις σχετικές διατάςεις στις οποίες ανταποκρίνεται το στοιχείο ασφαλείας, 

— ενδεχομένως, αναφορά στα χρησιμοποιηθέντα εναρμονισαένα πρότυπα, 

— ενδεχομένως, το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθαό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού που 
πραγματοποίησε την εςέταση τύπου <ΞΚ». σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος ί στοιχείο α) ί) 
και ίί), 

— ενδεχουένως, αναφορά της βεβαίωσης τύπου -ΕΚ» που χορήγησε ο εν λόγω κοινοποιημένος οργανι¬ 
κός. 

— ενδεχομένως, όνομα, διεύθυνση και αριθαό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος εχει 
πραγματοποιήσει τους ελέγχους της παραγ·ωγης σύαφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο 
α) ιί). 

— ενοεχαιιένως, όνομα, διεύθυνση και αριθαό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οογανισαού ο οποιοί έχει 
ελεγίει το σύστημα διασφάλισης ποιότητας που εφαρμοίίει ο κατασκευαστής σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος I στοιχείο α) ίίίι, 

— στοιχεία του νπονράιτοντος ο οποίος έγγει εξουσιοδοτηθεί να δεσμεύει με την υπογραφή του τον 
κατασκευαστή των στοιχςίων ασφαλείας, ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εντολαόονο του. 

3. Περιεχόμενο της δήλωσής πιστότητας -ΕΚ» για τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες ί') 

Η ύηλωση πιστότητας -ΕΚ» πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

— όνοαα και διεύθυνση του εγκαταστάτη του ανελκυστήρα (ή, 

— περιγραφή του ανελκυστήρα, χαρακτηρισμός του τύπου η της σειράς, αριθμός σειράς και διεύθυνση 
στην οποία συναρμολογηθηκε ο ανελκυστήρας. 

— έτος εγκατάστασης του ανελκυστήρα. 

— άλες τις σχετικές διατάςεις στις οποίες ανταποκρίνεπαι ο ανελκυστήρας. 

— ενόεχουενως. αναφορά στα χρησιμοποιηθέντα εναρμονισαένα πρότυπα. 

— ενόεχοιιένως. το άνομα, τη διεύθυνση και τον αριθαό αναγ-νώοιση; του κοινοποιημένου οργανισμού που 
πραγματοποίησε την εςέταση τύπου ·<ΞΚ» του μοντέλου του ανελκυστήρα, σύαφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος I σημείο ί) και :ί), 

— ενδεχομένως, την αναφορά της βεβαίωσης τύπου -ΕΚ*. 

— ενδεχομένως, το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό αναγ-νωρισης του κοινοποιημένου οργανισμού ο 
οποίος έχει πραγματοποιήσει την εςέταση του ανελκυστήρα σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος I 
σημείο ίν), 

— ενόεχοιιένως. το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού ο 
οποίος έχει πραγματοποιήσει τον τελικό έλεγχο του ανελκυστήρα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγρα¬ 
φος 2 πρώτη ςίπτωση σημεία ί). ίί) και :ϋ), 

— ενδεχομένως, το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού ο 
οποίος έχει πραγματοποιήσει τον έλεγχο του συστήματος διασφάλισης ποιότητας που χρησιμοποιεί ο 
εγκαταστατης βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 2 δεύτερη και τρίτη περίπτωση σημεία ί). ίί), ίϊί) 
και ν), 

— στοιχεία του υπογράφοντας ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί να δεσμεύει με την υπογραφή του τον 
εγκαταστάτη του ανελκυστήρα. 


{'} Η εν ίσμιι δήλωση πρέπει να συντάσσεται στην ίδια γλώσσα με τις οδηγίες που αναφέοονται στο παράρτημα I σημείο 6.1. 
είτε με γ·ραπομηχαγή είτε με τυπογραφικά στοιχεία. 

{ή Εταιρική επωνυμία και πλήριις διεύθυνση· σε περίπτωση που πρόκειται για εντολοδόχο. αναφέρεπαι επίσης η εταιρική 
επωνυμία και η διεύθυνρη του κατασκευαστή των στοιχείων ασφαλείας. 

(ή Η εν λόγω δήλωση πρέπει να συντάσσεται στην ίδια γλώσσα με τις οδηγίες που αναφέοονται στο παράρτημα I σημείο 6.2. 

είτε με γραφομηχανή είτε με τυπογραφικά στοιχεία. 

Γ) Εταιρική επωνυμία και πλήρης διεύθυνση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [II 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ «ΟΕ» 


Η σήμανση πιστότητας «ΕΚ» χποτελείται από το ακρωνύμιο «ΟΞ» μί την ακόλουθη γραφική απεικόνιση: 



Ιε περίπτωση σμίκρυνσης η μεγέθυνσης της σήμανσης, πρέπει να διατηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν 
ίίπο την παραπανω γραφική απεικόνιση. 


Τα διαφοοα στοιχεία τηε σήμανσής «ΕΞ» πρεπει να έχουν την ίδια η σ/εοον την ιΟια κα 
που δεν μπορεί «α είναι μικρότερη από 5 γπγπ. Είναι δυνατόν να γίνει παρέκκλιση ως . 
διάσταση -ια'τα κατασκευαστικό στοιχεία ασφαλείας μικρού μεγέθους. 


ακόουφη διάσταση, 
:ρος την παραπανω 


Η σήμανσή ΌΕ- ακολουθείται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού που παςεμμα: 
νει στα πλαίσια: 


— των διαδικασιών που προβλέπει το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) ίί) η »0. 
_ των διαδικασιών .τον αναφέρει το άρθρο 3 παράγραφος — 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /V 


ΚΑΤ-ννΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 


1. Διατεθείς ασφάλισης των θυρών του φρέατος στους ορόφους 

ι Ποοστατευτικέί διατάζεις κατά της πτώσεως όπως αναφέρονται στο σημείο 3.2 του παραρτήματος I. οι 
οποίες εμποδίζουν την πτώση του θαλαμίσκου η ανεξέλεγκτε: ανοδικές κινήσεις 


3. Διατάζεις -μα τον περιορισμό της υπερβολικής ταχύτητας 

4. α) Αποσβεστήρες των κρούσεων με συσσώρευση ενέργειας. 

— είτε με μη γραιχμικά χαρακτηριστικό, 

— είτε με απόσβεση της κίνησης επιστροφής. 

-"^^•ί^οσβεστήρες των κρούσεων με διάχυση ενέργειας 

ϊ' ώΔ ασφαλείας στα έμβολα των υδραυλικών κυκλωμάτων ισχύος εφόσον χρησιμοποιούνται ως 

:;>';.τόόσεβέειΛΐκέ: διατάξεις κατά της πτώσεως 

διατάξεις ασφαλείας υπό μορφή διακοπτών ασφαλείας που περιλαμβάνουν ηλεκτρονικά 
• ' ’μάτςτόκεντ|στικά στοιχεία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ «ΕΚ» 
(ενότητα Β) 


Α. Εξέταση τύπον «ΕΚ» των κατασκευαστικών στοιχείων 

1. Η εξέταση τύπον «ΕΚ» είναι η διαδικασία με την οποία ένας κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώνει 
και βεβαιώνει ότι αντιπροσωπευτικό δείγμα κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας επιτρέπει στον 
ανελκυστήρα στον οποίο έχει τοποθετηθεί .ορθά να πληροί τις αντίστοιχες διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας. 

2. Η αίτηση εξέτασης τύπου «ΕΚ» υποβάλλεται από τον κατασκευαστή του κατασκευαστικού στοιχείου 
ασφαλείασ ή από τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εντολοόόχο του σε κοινοποιημένο οργανισμό της 
επιλογής του. 

Η αίτηση περιλαμβάνει: 

_ το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή του στοιχείου ασφαλείας, καθώς και το όνομα και τη 

διεύθυνση του εντολοδόχου του, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από αυτόν, καθώς επίσης και τον 
τοπο κατασκευής των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας. 

_ γοαπτή δήλωση όπου διευκρινίζεται ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλον κοινοποιημε-Ό 

οργανισμό. 

— τεχνικό φάκελο, 

— αντιπροσωπευτικό δείγμα τοι· κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας ή ένδειξη του τόπου όπου 
μπορεί να υποβληθεί αε εξέταση. Ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί, με τη δέουσα αιτιολόγηση, 
να ζητησει πρόσθετα δείγματα. 

3. Ο τεχνικός φάκελο; πρέπει να επιτρέπει την αξιολόγηση της πιστότητας του ανελκυστήρα ή τη; 
δυνατότητας του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας να επιτρέπει στον ανελκυστήρα στον οποίο θα 
ποοσαρμοσθεί ορθά να πληροί τις διατάξεις της οδηγίας. 

Ψ- , 

Ι:ο βαθμό που είναι αναγκαίο για την αξιολόγηση της πιστότητας, ο τεχνικός φακε/.ος περιεχει τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

— γενική πεοιγραφή του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας στην οποία σνμπεριλαμβανεται ο 
τομέα; τη; χρήσης (κυρίως τα ενδεχόμενα όροι ταχύτητας, το φορτίο, η ενέργεια) και οι συνθήκες 
(κυρίως εκρηκτικές ατμόσφαιρες, κακέ; καιρικές συνθήκες), 

— σχέδια ή σχεδιαγράμματα σχεδιασμού και κατασκευής. 

_ την η τι; σχετικές βασικέ; απαιτήσεις και τη λύση που υιοθετήθηκε για την ικανοποίησή τηςπου; 

(•μα παράδειγμα, εναρμονισμένο πρότυπο). 

_ ενδεχομένως, τα αποτελέσματα δοκιμών ή υπολογισμών που εκτελέστηκαν ή ανατέθηκαν σε τρίτους 

από τον κατασκευαστή, 

_ αντίτυπο των οδηγιών συναρμολόγηση; για τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας. 

— τις διατάξεις που θα εφαρμοσθούν κατά την κατασκευή για τη διασφάλιση της πιστότητα; των 
κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλεία; σειράς με το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας που 
εξετάστηκε. 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός: 

— εξετάζει τον τεχνικό φάκελο για να εκτιμήσει κατά πόσον αυτός μπορεί να επιτύχει τους επιδιωκό- 
μενους στόχους, 

_Εξετάζει το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας για να επαληθεύοει ότι έχει κατασκευαστεί σύμφω¬ 
να με τον τεχνικό φάκελο, 

_ διεξάγει ή αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή των κατάλληλων ελέγχων και των απαραίτητων 

δοκιμών για να εξακριβώσει κατά πόσον οι λύσεις τις οποίες ακολούθησε ο κατασκευαστής του 
στοιχείου ασφαλείας πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας και επιτρέπουν στο κατασκευαστικό 
στοιχείο ασφαλείας να επιτελεί τη λειτουργία του όταν έχει προσαρμοσθεί ορθά σε ανελκυστήρα. 

5. Εάν ίο αντυτροσωπευτικό δείγμα του στοιχείου ασφαλείας πληροί τις διατάξεις της οδηγίας, ο 
κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί βεβαίωση εξέτασης τύπου «ΕΚ» στον αιτούντα. Η βεβαίωση 
πεοιέχει το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή του στοιχείου ασφαλείας, τα συμπεράσματα, του 
ελέγχου, τις προϋποθέσεις ισχύος της βεβαίωσης και τα στοιχεία για την αναγνώριση του εγκεκρμιενου 
τύπου. 
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Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι υπόλοιποι κοινοποιημένοι οργανισμοί μπορούν να λάβουν 
αντίγραφο της β«βαίωσης και, ύστερα από αιτιολογημένη αίτησή τους, αντίγραφο του τεχνικού 
φακέλου και των πρακτικών των εξετάσεων, υπολογισμών ή δοκιμών που εκτελέστηκαν. 

Σε περίπτωση^ που ο κοινοποιημένος οργανισμός δεν χορηγεί βεβαίωση τύπου «ΕΚ» στον κατασκευα¬ 
στή, εκθέτει λεπτομερώς τους λόγους για τους οποίους δεν χορήγησε τη βεβαίωση. Πρέπει να 
'προβλέπεται διαδικασία προσφυγής. 

6. Ο κατασκευαστής του στοιχείου ασφαλείας ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του 
οφείλει να ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό για όλες τις τροποποιήσεις, ακόμα και ελάσσονος 
σημασίας, που έχει επιφέρει ή σκοπεύει να επιφέρει στο εγκεκριμένο κατασκευαστικό στοιχείο 
ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων νέων επεκτάσεων ή παραλλαγών που δεν διευκρινίζονται στον 
αρχικό τεχνικό φάκελο (βλέπε σημείο 3 πρώτη περίπτωση}. Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει τις 
εν λόγω τροποποιήσεις και πληροφορεί τον αιτούηα εάν εξακολουθεί να ισχύει η βεβαίωση εξέτασης 
τύπου «ΕΚ» ('). 

7. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ανακοινώνει στα κράτη μέλη και στους άλλους κοινοποιημένους 
οργανισμούς τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν: 

— τις βεβαιώσεις εξέτασης τύπου «ΕΚ» που έχει χορηγήσει. 

— τις βεβαιώσεις εξέτασης τύπου «ΕΚ» που έχει ανακαλέσει. 

Επίσης, κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ανακοινώνει στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς τις 
κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τις βεβαιώσεις εξέτασης τυπου «ΕΚ» που έχει ανακαλέσει. 

3. Η βεβαίωση εξέτασης τύπου «ΕΚ», οι φάκελοι και η αλληλογραφία που αναφέρονται στις διαδικασίες 
είετασηπ τυπου «ΕΚ» συντάσσονται στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγ-κατεστημένος α κοινοποιημένος οργανισμός η σε άλλη γλώσσα που αποόέχεται ο εν λόγω οργανι¬ 
σμός. 

9. Ο κατασκευαστή: του στοιχείου ασφαλείας ή ο εγ-κατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του 
φυλάσσει, μαζί με τον τεχνικό φάκελο, αντίγραφο των βεβαιώσεων εξέτασης τυπου «ΕΚ» και των 
συιιπληρωαατων τους για περίοδο δέκα ετών απσ την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του στοιχείου 
ασφαλείας. 

Εφόσον ούτε ο κατασκευαστής ενός κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας ούτε ο εντολοδόχος του δεν 
είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, την εν λόγω υποχρέωση τήρησης του τεχνικού φακέλου στη 
διάθεση των αρμόδιων αρχών υπέχει το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του κατασκευα¬ 
στικού στοιχείου ασφαλείας στην κοινοτική αγορά. 


8. Εξέταση τύπου «ΕΚ» του ανελκυστήρα 

1. » Η εξέταση τύπου «ΕΚ» είναι η διαδικασία με την οποία ένας κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώνει 

και βεβαιώνει ότι ενα μοντέλο ανελκυστήρα πληροί τις διατάξεις της οδηγίας. 

2. Η αίτηση εξέτασης τύπου «ΕΚ'» υποβάλλεται από τον εγκατασιατη του ανελκυστήρα σε κοινοποιημένο 
οργανισμό της επιλογής του. 

Η αίτηση περιλαμβάνει: 

— το όνομα και τη διεύθυνση του εγ·καταστάτη του ανελκυστήρα. 

— γραπτή δήλωση όπου διευκρινίζεται ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλον κοινοποιημένο 
οργανισμό. 

— τεχνικό φάκελο. 

— ένδειξη του τόπου όπου μπορεί να εξετασθεί το μοντέλο ανελκυστήρα. Αυτό πρέπει να περιλαμβά¬ 
νει τα τερματικά μέρη και την εξυπηρέτηση τουλάχιστον 3 επιπέδων (άνω. κάτω και ενδιάμεσο). 

3. Ο τεχνικό: φάκελος πρέπει να επιτρέπει την αξιολόγηση της πιστότητας του ανελκυστήρα προς τις 
διατάζεις τη: οδηγ'ίας. καθώς και την κατανόηση του σχεδιασμού και της λειτουργά: του. 

Στο βαθμό που είναι αναγκαίο γα την αξιολόγηση τη: πιστότητας, ο τεχνικός φάκελος περιέχει τα 
-.ακόλουθα ιστοιχεία: 

— γενική περιγραφή του μοντέλου ανελκυστήρα. Ο τεχνικός φάκελός πρέπει να αναφέρει σαφώς όλες 
τι: δυνατότητες επέκτασης τις οποίες προσφέρει το μοντέλο ανελκυστήρα που έχει υποβληθεί προς 
εξέταση (βλέπε το άρθρο I παράγραφος 4). 

— σχέδια ή σχεδιαγράμματα σχεδιασμού και κατασκευής, 

(') Ο κοινοποιημένο; οργανισμός όύναται. εάν το κρίνε: αναγκαίο, είτε να χορηγήσει συμπλήρωμα της αρχική; βεβαίωσης 
ϊίέταοης τυπου -ΞΚ-. είτε να όητήσει την υποβολή νέας αίτησης. 
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_-ης οχΓΠ 7 ί£ βασικές απαιτήσεις και τη λύση που υιοθετήθηκε για την ικανοποίησή της/τους (για 

παράδειγμα. εναρμονισμένο πρότυπο), 

_ αντίγραφο των δηλώσεων πιστότητας «ΕΚ» των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας που 

χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή του ανελκυστήρα, 

_ ενδεχομένως τα αποτελέσματα δοκιμών ή υπολογισμών που εκτελεστηκαν ή ανατέθηκαν σε τρίτους 

από τον κατασκευαστή, 

_ αντίτυπο των οδηγιών χρήσεως του ανελκυστήρα 

— τις διατάζεις που θα εφαρμοστούν στην εγκατάσταση για τη διασφάλιση της πιστότητας του 
ανελκυστήρα σειράς προς τις διατάζεις της οδηγίας. 

4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός; 

— ε-ιταζει τον τεχνικά φάκελο για να εκτιμήσει κατά πόσον αυτός μπορεί να επιτύχει τους επιδιωκό- 
μενους στόχους. 

— επίτάζει το μοντέλο ανελκυστήρα για να επαληθευσει ότι έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τον 
τεχνικό φάκελο. 

— διεϊάγει ή αναθέτει σε τρίτους τη διεπαγωγή των κατάλληλων ελέγχων και των απαραίτητων 
δοκμιών ·τα να επακοιβώσει κατά πόσον οι λύσεις που ακολουθήθηκαν από τον εγκαταστατη του 
ανελκυστήρα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της οδηγίας και επιτρέπουν στον ανελκυστήρα να τις 
ικανοποιεί. 

5 Εαν το αντιποοοω.τευτικό δείγμα ανελκυστήρα πληροί τις διαταπει: της οδηγίας. ο κοινοποιημένος 
ορ··ανισιιοο χορηγεί βεβαίωση επίτασης τυπου -ΕΚ» στον αιτούντα. Η βεβαίωση περιεχει το ονομα και 
τη διεύθυνσή του κατασκευαστή του ανελκυστήρα, τα συμπεράσματα του ελέγχου, τις προϋποθέσεις 
ισχυο; τη: βεβαίωσης και τα στοιχεία για την αναγνώριση του εγκεκριμένου τύπου. 

Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι υπόλοιποι κοινοποιημένοι οργανισμοί μπορούν να λάβουν 
αντίγραφο της βεβαίωσης και. υστέρα από αιτιολογημένη αίτηση τους, αντίγραφο του τεχνικού 
φακέλου και των πρακτικών των επίταοεων. υπολογισμών ή δοκίμων που εκτελεστηκαν. 

Σε περίπτωση που ο κοινοποιημένο; οογανισμό; δεν χορηγεί βεβαίωση επίτασης τύπου «ΕΚ» στον 
κατασκευαστή, εκθέτει λεπτομερώς τους λόγους για τους οποίους δεν χορήγησε τη βεβαίωση. Πρεπει 
να προβλέπεται διαδικασία προσφυγής. 

6 Ο Γ-καταστάτη; του ανελκυστηοα οωείλει να ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό για όλες τις 
ταοποπαιησει;, ακόμα και ελασσόνας σημασίας, που έχει επιφέρει ή σκοπεύει να επιφερει στον 
ε-κεκοωενο ανελκυστήρα, συμπεριλαμβανομένων νέων επεκτάσεων ή παραλλαγών που δεν διευκρινί¬ 
ζονται στον αο/ικό τεχνικά φάκελο (βλέπε σημείο 3 πρώτη περίπτωση). Ο κοινοποιημένος οργανιοιιος 
επίταίει τι: εν λόγω τροποποιήσεις και πληροφορεί τον αιτούντα εαν επακολουθεί να ισχύει η βεβαίωση 
επίτασης τύπου «ΕΚ» (’). 

7. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ανακοινώνει στα κράτη μέλη τις σχετικές πληροφορίες που αφο¬ 
ρούν: 

— τι; βεβαιώσεις επίτασης τύπου «ΕΚ» που έχει χορηγήσει. 

— Τ1 ς βεβαιώσεις επίταση: τύπου «ΕΚ» που εχει ανακαλέσει. 

Επίση;, κάθε κοινοποιημένο: οογανισμός ανακοινώνει στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς τις 
κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τις βεβαιώσει; επίτασης τύπου «ΕΚ» που έχει ανακαλέσει. 

8. Η βεβαίωση επίτασης τύπου «ΕΚ», οι φάκελοι και η αλληλογραφία που αναφέρονται στις διαδικασίες 
επίταση; τυπου «ΕΚ» συντασσονται στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο κοινοποιημένος οργανισμός ή σε άλλη γλώσσα που αποδέχεται ο εν λογω οργανι¬ 
σμός. 

9. Ο ε-καταστάτη; του ανελκυστήρα φυλάσσει, μαζί με τον τεχνικό φάκελο, αντίγραφο των βεβαιώσεων 
επίτασης τύπου «ΕΚ» και των συμπληρωμάτων τους γα περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών απο ηγν 
τελευταία ημεοοαηνία κατασκευής του ανελκυστήρα που είναι σύμφωνος με το μοντέλο. 


Π Ο κοινοποιηιιένο: οργανισμός δίιναται. εάν το κρίνει απαραίτητο, είτε να χορηγήσει συιιπλήρωιια της αρχικής βεβαίωσης 
επίταση: τύπον -ΕΚ», είτε να ζητήσει την υποβολή '··εα: αίτησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 


1. 0 τελικός έλεγχος είναι η διαδικασία με την οποία ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα ο οποίος πληροί τις 
υποχρεώσεις του σημείου 2, βεβαιώνεται και δηλώνει ότι ο ανελκυστήρας που διατίθεται στην αγορά 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις της οδηγίας. Ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα επιθέτει τη σήμανση «ΟΕ» στο 
θαλαμίσκο κάθε ανελκυστήρα και συντάσσει δήλωση πιστότητας «ΕΚ». 

2. Ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε ο ανελκυστήρας που διατίθεται 
στην αγορά να είναι σύμφωνος με το μοντέλο ανελκυστήρα που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης 
τύπου «ΕΚ» και να ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας που έχουν εφαρμογή σε 
αυτόν. 

3. Ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα κρατά αντίγραφο της δήλωσης πιστότητας «ΕΚ» και της βεβαίωσης 
τελικού ελέγχου που αναφέρεται στο σημείο 6 επί δέκα τουλάχιστον έτη από τη διάθεση του ανελκυστήρα 
στην αγορά. 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός της εκλογής του εγκαταστάτη του ανελκυστήρα πραγματοποιεί ή αναθέτει 
υπ' ευθύνη του σε τρίτους τον τελικό έλεγχο του ανελκυστήρα που πρόκειται να διατεθεί στην αγορά Για 
να διαπιστωθεί η πιστότητα του ανελκυστήρα με τις αντίστοιχες απαιτήσεις της οόηγιας, πραγματοποιού¬ 
νται. είτε ο έλεγχος και οι κατάλληλες δοκμιές όπως ορίζονται στο η στα εφαρμοστέα πρότυπα που 
αναφέρονται στο· άρθρο 5 της οδηγίας, είτε ισοδύναμες δοκιμές. 

Οι ως άνω έλεγχοι και δοκμιές αφορούν ιδίως; 

α) την εξέταση του φακέλου για να εξακριβωθεί η πιστότητα του ανελκυστήρα προς το εγκεκριμένο 
μοντέλο ανελκυστήρα, σύμφωνα με το παραρτημα V μέρος 3' 

β) — τη λειτουργία του ανελκυστήρα κενού και με το μέγιστο φορτίο για να εξακριβωθεί η ορθή 
συναρμολόγηση και η ορθή λειτουργία των διατάξεων ασφαλείας (τέλος διαδρομής, ασφάλιση), 

— τη λειτουργία του ανελκυστήρα υπό το μέγιστο φορτίο και κενού για να εξακριβωθεί η ορθή 
λειτουργία των διατάξεων ασφαλείας σε περίπτωση διακοπής της παροχής ενέργειας. 

— στατική όοκαιή με φορτίο ίσο προς 1.25 φορές το μέγιστο φορτίο. 

Το ονομαστικό φορτίο είναι εκείνο το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα I σημείο 5. 

Μετά τις δοκμιές αυτές, ο κοινοποιημένος οργανισμός βεβαιώνεται ότι. δεν προκλήθηκε καμία παραμόρφω¬ 
ση η ζημία που μπορεί να καταστήσει επικίνδυνη τη χρήση του ανελκυστήρα. 

5. Ο κοινοποιημένος οργανισμός πρέπει να λάβει τεκμηρίωση η οποία αποτελείται: 

— από το γενικό σχέδιο του ανελκυστήρα, 

— από τα σχέδια και σχεόιαγοααιιατα που είναι αναγκαία για τον τελικό έλεγχο, και ιδίως τα σχεδιαγράμ¬ 
ματα των κυκλωμάτων ελεγχου, 

— από αντίτυπο των οδηγιών χρήσεως που αναφέρονται στο παράρτημα I σημείο 6.2. 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός δεν μπορεί να απαιτήσει λεπτομερή σχέδια ή ακριβείς πληροφορίες που δεν 
είναι αναγκαίες για την εξακρίβωση της πιστότητας του ανελκυστήρα που πρόκειται να διατεθεί στην 
αγορά προς το μοντέλο ανελκυστήρα το οποίο περιγράφεται στη δήλωση εξέτασης τύπου «ΕΚ». 

6. Εάν ο ανελκυστήρας πληροί τις διατάξεις της οδηγίας, ο κοινοποιημένος οργανισμός επιθέτει τον αριθμό 
αναγνώρισης του η εντέλλεται τούτο σε τρίτους, δίπλα στη σήμανσή «ΟΕ» σύμφωνα με το παράρτημα III 
και συντάσσει βεβαίωση τελικού ελέγχου στην οποία αναφέρονται οι έλεγχοι και οι δοκιμές που πραγματο¬ 
ποιήθηκαν. 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός συμπληρώνει τις αντίστοιχες σελίδες του βιβλίου παρακολούθησης που 
αναφέρεται στο σημείο 62 του παραρτήματος I. 

Εάν ο κοινοποιημένος οργανισμός αρνηθεί να χορηγήσει τη βεβαίωση τελικού ελέγχου, εκθέτει λεπτομερώς 
τους λόγους για τους οποίους δεν χορήγησε τη βεβαίωσή του και προσδιορίζει τα μέσα για να επιτευχθεί η 
πιστότητα. Η νέα αίτηση του εγχαταστατη για τελικό έλεγχο του ανελκυστήρα πρέπει να υποβάλλεται στον 
ίδιο κοινοποιημένο οργανισμό. 

7. Η βεβαίωση τελικού ελέγχου, οι φάκελοι και η αλληλογραφία σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης 
συντάσσονται στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο κοινοποιημένος 
οργανισμός ή σε άλλη γλώσσα που αποδέχεται ο εν λόγω οργανισμός. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 


ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ 


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 


1. 0 οργανισμός, ο διευθυντής τον και το προσωπικό .τον είναι επιφορτισμένο με την ϋπέλεση διαδικασιών 
εξακρίβωσης δεν επιτρέπεται να είναι σχεδιαστές, κατασκευαστές, προμηθευτές, ή εγχαταστάτες των 
ανελκυστήρων ή των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας που επιθεωρούν, ούτε εντολοδόχαι των 
προσώπων αυτών. Επίσης, ο οργανισμός, ο διευθυντής τον και το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με 
την επιτήρηση των συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας που αναφέρσνται στο άρθρο 8 της οδηγίας, δεν 
επιτρέπεται να είναι σχεδιαστές, κατασκευαστές, προμηθευτές, ή εγχαταστάτες των ανελκυστήρων ή των 
κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας που αυτοί επιθεωρούν, ούτε ο εντολοδόχος ενός εξ αυτών. Δεν 
επιτρέπεται να επεμβαίνουν άμεσα ή ως εντολοδοχοι στο σχεδιαιηιά. την κατασκευή, την εμπορία ή τη 
συντηρηση των εν λόγω στοιχείων ασφαλείας ή την εγκατάσταση αυτών των ανελκυστήρων. Το γεγονός 
αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών τεχνικής φύοεως μεταξύ του κατασκευαστή 
των στοιχείων ασφαλεία: ή του εγκαταστάτη-του ανελκυστήρα και του οργανισμού. 

— 0 οργανισμός και το υπεύθυνο για τον έλεγχο προσωπικό εκτελούν τις διαδικασίες ελέγχου ή επιτήρηση:, 
με τη μεγίστη επαγγελματική ακεραιότητα και τεχνική ικανότητα! ελεύθερα από κάθε είδους πιέσεις και 
κίνητρα, ιδίως οικονομικής φύοεως, που θα μπορούσαν να.επηρεάσουν την κρίση ή τα αποτελέσματα του 
ελέγχου τους, ιδίως από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που έλκουν συμφέροντα από τα αποτελέσματα του 
ελέγχου ή της επιτήρησης. 

-· Ο οργανισμός πρέπει να έχει στη διάθεσή του προσωπικό και τα αναγκαία μέαα ~πα να εκτελεί με τον 
δέοντα τρόπο τα τεχνικά και διοικητικά καθήκοντα που συνδέονται με τη διένέογεια των ελέγχων ή τη: 
επιτήρησης πρέπει επίσης να έχει πρόσβαση στον εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για τη διεξαγωγή 
εκτάκτων εξακριβώσεων. 

-I. Το επιφορτισμένο με του: ελέγχους προσωπικό πρέπει να διαθέτει: 

— άρτια τεχνική και επαγγελματική κατάρπση, 

— ικανοποιητική γνώση των προδιαγραφών σχετικά με τους ελέγχους που διεξάγει και επαρκή πείρα των 
ελέγχων αυτών. 

— την απαιτούμενη ικανότητα για τη σύνταξη των βεβαιώσεων, πρακτικών και εκθέσεων όπου καταγρά¬ 
φονται οι διεξαχθείσε: δοκιμές. 

5. Πρέπει να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία του προσωπικού που εκτελεί τους ελέγχους. Οι αποδοχέ: κάθε 
υπάλληλου δεν πρέπει να εςαρτώνται ούτε από τον αριθμό των ελέγχων που πραγματοποιεί ούτε από τα 
αποτελέσματα αυτών τω» ελέγχων. 

6. Ο οργανισμός πρέπει να συνάπτει σύμβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης, εκτός εάν το κοάτο: αναλαμβά¬ 
νει την κάλυψη των ευθυνών του σύμφωνα με το εθνικά δίκαιο ή εάν το ίδιο το κράτος είναι άμεσα 
νπευθυνο για τη διενέργεια ιων ελέγχων. 

7. Το προσωπικό του οργανισμού δεσμεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο για ο.τιδήποτε πληροφορείται 
κατά την άσκηση των καθηκόντων του (όχι όμως έναντι των αρμόδιων διοικητικών αρχών του κρότου: στο 
οποίο ασκεί τις δραστηριότητες του) στο πλαίσιο τη: οδηγίας ή οιασδήποτε άλλης διάταξης εσωτερικού 
δικαίου με την οποία παράγει αποτέλεσμα η οδηγία αυτή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

ΛΙΑΤΦΑ,ύΙΙΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ! ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
(ενότητα Ε) 


1 Η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων είναι η διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής του 
στοιχείου ασφαλείας ο οποίος πληροί τις υποχρεώσεις του σημείου 2, βεβαιώνεται και δηλώνει 'στι τα 
κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας είναι σύμφωνα ηςος τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση 
εξέτασης τύπου «ΕΚ» και πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας που ισχύουν γι’ αυτά και ότι το στοιχείο 
ασφαλεία; 3α επιτοέψει στον ανελκυστήρα στον οποίο θα τοποθετηθεί οοθά να ικανοποιεί ·ις διατάζει; 
της οδηγίας. 

Ο κατασκευαστή: του στοιχείου ασφαλείας ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντσλοδόχος του επιθέτει 
τη σήμανση «ΌΞ» σε κάθε κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας και συντάσσει δήλωση πιστότητας «ΕΚ* 
Η σήμανσή «ΌΞ» συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος 
είναι υπευθυνος για την επιτης ηση που ποοβλέπεται στο σημείο Α 


1 Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας για τον τελικό ελεγχο του 
κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλεία: και τις δοκιμές όπως ορίζει το σημείο 3. και υποκειται στην 
επιτηρ ηση που αναφέρεται στο σημείο 


3. Τύστημα διασφάλισης ποιότητας 

3.1 Ο κατασκευαστή: του στοιχείου ασφαλεία: υποβάλλει γ.α τα εν /.όγω στοιχεία ασφαλείας αίτηση 
αθιολόγησιι: του συστήματος διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζει σε κοινοποιημένο οργανισμό τη: 
επιλογής του. 


Η αίτηση περιλαμβάνει: 

— όλετ π: κατάλληλες πληροφορίες για τα στοιχεία ασφαλείας που πρόκειται να κατασκευαστούν. 

_ τον τράκε/.ο του συστήματος διασφάλισης ποιότητας, 

— τον τεχνικό φάκελο σχετικά με τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλεία: του εγκεκριμένου τυπου και 
αντίγοαφο των βεβαιώσεων εςεταση; τύπου «οΚ». 

Ιτα πλαίσια του συστήματος διασφάλισης ποιότητας, κα3ε κατασκευαστικό στοιχείο ασφάλειας εςετάςεται 
και διεξάγονται κατάλληλε; δοκιμές, όπως ορίζονται στα εφαρμοστέα πρότυπα που αναφερονται στο 
άρθρο 5. ή διεξάγονται ισοδύναμες δοκιμές, προκειμένου να διαπιστωθεί η πιστότητα του προς ιΐς 
αντίστοιχες απαιτήσει: τη: οδηγίας. 

Όλα τα στοιχεία, απαιτήσει: και διατάζεις, που εφαρμόζει ο κατασκευαστής στοιχείου ασφαλείας. ..ρε..ει 
να πιοιέχονται κατά συστηματικό και τακτικό τρόπο σε φάκελο υπό μορφή γραπτών μέτρων, διαδικασιών 
και οδηγιών. Ο φάκελος αυτός του συστήματος διασφάλισης ποιότητα; επιτρεπει την ενιαία ερμηνεία των 
προνραμμάτων, σχεδίων, εγχειριδίων .και φακέλων ποιότητας. 


Περιλαμβάνει ιδίως κατάλληλη περιγραφή: 
α) των στόχων ποιότητας* 

β) του οργανογράμματος, των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά την ποιότητα 
των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας* 

ν) των ελέγχων και δοκμιών, οι οποίες θα διεθαχθούν μετά την κατασκευή* 

δ) των μέσων εξακρίβωσης της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας* 

ε) των φακέλων ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία δοκιμών, στοιχεία βαθμονομηση: 
οργάνων, εκθέσεις των προσόντων του αρμόδιου προσωπικού, κ.λπ. 


3 3 Ο κοινοποιημένο: οργανισμός αξιολογεί το σύστημα διασφάλισης ποιότητας για να διαπιστώσει εαν 
ανταποκοινεται στι; απαιτήσεις που αναφερονται στο σημείο 3.2 και τΓκμαιρει την .πιστότητα προς σς 
-απαιτήσεις αυτές για τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόσουν το αντίστοιχο εναρμονισμένο 

πρότυπο ('). 

Η ομάδα των ελεγκτών πεοιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιολόγηση ΠΊ? 
τεχνολογία: των ανελκυστήρων. Η διαδικασία αξιολόγησης περίΛαμβανει επίσκεψη στις εγκαταστάσεις 
του κατασκευαστή των στοιχείων ασφαλείας. 


Το εναρμονισμένο αυτό πρότυπο είναι το ΕΝ 39003. συιιπληρωμένο. εφόσον απαιτείται, κατά τρόπο ώστε να λαμβανεται 
ι·πο>μη η ιδιομορφία των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας. 
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Η απόφαση κοινοποιείται ν* 0 * κατασκευαστή των στοιχείων ασφαλείας. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τα 
συμπεράσματα του εκεγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 

ο.4 0 κατασκευαστής του στοιχείου ασφαλείας αναλαμβάνει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που αποοςέουν 
απο το σύστημα διασφάλισης ποιότητας όπως έχει εγκριθεί και να φροντίζει ώστε το εν λόγω σύστημα 
διασφάλισης να διατηρεί την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητά του. 

Ο κατασκευαστής των στοιχείων ασφαλείας ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του 
πληροφορεί τον κοινοποιημένο οργανισμό που έχει εγκρίνει το σύστημα διασφάλισης ποιότητας σχετικά με 
οποιοδηποτε σχέδιο αναπροσαρμογής αυτού του συστήματος; 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις πρατεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το 
τροποποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας εξακολουθεί να ανταπσκρίνεται στις απαιτήσεις που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 3.2 ή κατά πόσον είναι αναγκαία νέα αξιολόγηση. 

Ο οργανισμός κοινοποιεί την απόφαση στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τα συμπεοάσιια- 
τα του ελέγχου και δεόντως αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 


4. Επιτήρηση υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου οογανισμού 

4.1 Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής του στοιχείου ασφαλείας τηρεί ορθά τις 
υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας. 

Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση για τη διενέργεια επιθεωρήσε¬ 
ων. στους χώρους επιθεωρήσεων, δοκμιών και αποθήκευσης και του παοέχει όλες"τις απαοαίτητε: 
πληροφορίες, ιδίως; ' ' 

— τον φάκελο του. συστήματος διασφάλισης ποιότητα:, 

— τον τεχνικό φάκελο. 

— τους φακέλους ποιότητας όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία δοκιμών, στοιχεία βαθμονόιιηση: 
οργάνων, εκθέσεις προσόντων -ου οικείου ποοσωπικού. κ,λπ. 

-•.ο Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει κατά τακτά διαστήματα ελέγχου: για να βεβαιώνεται ότι ο 
κατασκευαστή: των στοιχείων ασφαλείας διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα διασφάλισης ποιότητας και 
χορηγεί εκθεση ελεγχου στον κατασκευαστή των στοιχείων ασφαλείας. 

-.4 Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατα¬ 
σκευαστή του στοιχείου ασφαλεία:; 

Με την ευκαιρία των επισκέψεων αυτών, και εφόσον χρειάζεται, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να 
πραγματοποιεί ή να αναθέτει σε τρίτους δοκιμές για την εξακρίβωση της καλής λειτουργίας του 
συστήματος διασφάλισης ποιότητα:. Ο οργανισμός χορηγεί στον κατασκευαστή των στοιχείων ασφαλεία: 
εκθεση για την επίσκεψη καμ εφόσον έχει εκτελεσθεί δοκιμή, έκθεση δοκιιιής. 

δ. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών γα 10 έτη από την τελευταία πμεοοαηνία 
κατασκευής του στοιχείου ασφαλείας: ' 

τον φάκελο που αναφέρεται στο σημείο 3.1 δεύτερο εδάφιο τρίτη περίπτωση, 

τις προσαρμογές που αναφέρονται στο σημείο 3.4 δεύτερη περίπτωση, 

τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου οογανισυού που αναφέοονται στο σημείο 3 4 τελευταίο 
εδάφιο και στα σημεία 4.3 και 4.4. 


6. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ανακοινώνει στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς τις πληροφο¬ 
ρίες για τις εγκρίσεις συστημάτων διασφάλισης ποιότητας τις οποίε: έχει χοοηγήσει καθώς και για εκείνες 
τις οποίες έχει ανακαλέσει. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
(ενότητα· Η) 


■■ ^ .τλήρης διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων είναι η διαδικασία μ* την οποία ο κατασκευαστής του 

στοιχείου ασφαλείας -του πληροί τις υποχρεώσεις του σημείου 2 βεβαιώνεται χαι δηλώνει ότι τα 
κατασκευαστικά .στοιχεία ασφαλείας πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας που ισχύουν γι’ αυτά· εξασφαλί¬ 
ζει και δηλώνει επίσης άτι το στοιχείο ασφαλείας μπορεί να επιτρέψει στον ανελκυστήρα στον όποιο 9α 
τοποθετηθεί ορθά να ικανοποιεί τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας; 

Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοόόχος του επιθέτει τη σήμανση «ΟΞ» σε 
κάθε κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας και συντάσσει δήλωση πιστότηταν - ΕΚ». Η σήμανση *ΟΕ» 
συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος είναι υπεύθυνος για 
την επιτήρηση που αναφέρεται στο σημείο 4.' 

-- Ο κατασκευαστής εφαρμόςει εγκεκριμένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας για το σχεδίασμά, την κατα- 
σκευη. την τελική επιθεώρηση των στοιχείων ασφαλείας και τις δοκιιιές, όπως οοίίίει το σημείο 3 και 
υπόκειται στην επιτήρηση που αναφέρεται στο σημείο 4. 

3. Σύστημα διασφάλισης ποιότητας 

--1 Ο κατασκευαστής υποβάλλει σε κοινοποιημένο οργανισμό την επιλογήν του αίτηση ανιολόνησην του 
συστήματος διασφάλισην ποιότηταν που ακολουθεί. 

Η αίτηση περιλαμβάνει: 

— όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείαν. 

— τον φάκελο του συστήματος διασφάλισης ποιότηταν. 

. ο σύστημα διασφάλισην ποιότηταν πρέπει να διασφαλίζει την πιστότητα των κατασκευαστικών στοιχείων 
ασφαλείαν ποον τις απαιτήσεις της οδηγίαν που ισχύουν γι αυτα και να επιτοέπει στουν ανελκυστηοε: 
στουν οποίους είναι ορθά τοποθετημένα να ανταποκρινονται ίππε εν λόγω απαιτήσεις. 

Ολα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστήν ποέπει να περιλαμβάνονται σε 
ενα φάκελο ο οποίον τηρείται κατά συστηματικό και τακτικό τρόπο υπό τη μοοφή γραπτών μέτοων. 
διαδικασιών και οδηγιών Ο φάκελος αυτός του συστήματος ποιότηταν επιτρέπει τη'ν ενιαία ερμηνεία των 
διαδικαστικών και ποιοτικών μέτρων όπως των προγραμμάτων, σχεδίων, εγχειοιόίων και φακέλων 
ποιότητας. 

Περιλαμβάνει ιδίων επαρκή περιγραφή: 

— των ποιοτικών στόχων, του οργανογράμματος, των ευθυνών -και των αρμοδιοτήτων των στελεχών όοον 
αιροοα την ποιότητα του σχεόιασμού και την ποιότητα των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείαν, 

των προδιαγραφών τεχνικού σχεδιασμοΰ, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων που εφαρμόζονται 
και. εφόσον τα πρότυπα που αναφέοονται στο αοθοο 5 δεν εφαρμόζονται πλήρως, των μέσων που θα 
χρησιμοποιούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι βασικές απαιτήσεις τής οδηγίαν οι οποιεν 
ισχύουν για τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείαν. 

— των τεχνικών ελεγχου και εξακρίβωσης του σχεδιασμού, των μεθόδων και των συστηματικών ενεογειών 
των οποίων θα γίνεται χρήση κοτά το σχεδίασμά των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείαν, 

— των αντίστοιχων τεχνικών κατασκευής, ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας, των μεθόδων και 
συστηματικών ενεργειών που θα εφαρμόζονται. 

— των εξετάσεων και των δοκιμών που θα διεξάγονται πριν από. κατά και μετά την κατασκευή και τη 
συχνότητα διεξαγωγής τους. 

— των φακέλων ποιότητας, όπως είναι οι εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία δοκιμών και βαθμονόμησην 
οργάνων, εκθέσεις των προσόντων του αρμόδιου προσωπικού, κ.λπ.. 

— των μέσων που επιτρέπουν την εξακρίβωση της επίτευξης της επιθυμητής ποιότητας σχεδιασμού και 
Τγ ν^προίοντος, καθώς και την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ποιότητας. 

.3.3- 0>κό&'αποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα διασφάλισης ποιότητας για να διαπιστώσει κατά 
;ν 'πρσσΥ α^ηκιποκρινεται στις απάιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2. Τεχααίοει την πιστότητα προς τις 
- - ατταιτήσείΛαυτές για τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζουν το αντίστοιχο εναρμονισμένο 
πρότυπο * 

- » 

(’) Το εναο) ιονισμένο αυτό πρότυπο είναι το ΕΝ 39001, συμπληρωμένο, εφόσον απαιτείται, κατά τρόπον ώστε να λαμ|5άνεται 
υπό^η η ιδιομορφία των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας. 
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Η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα μέλος του έχει τείρα στην αξιολόγηση της τεχνολογίας 
των ανελκυστήρων. Η διαδικασία αξιολόγησης .περιλαμβάνει επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του κατα¬ 
σκευαστή. 

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή των στοιχείων ασφαλείας. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τα 
συμπεράσματα του ελέγχου και την τεκμηριωμένη απόφαση αξιολόγησης. 

3.4 Ο κατασκευαστής των στοιχείων ασφαλείας δεσμεύεται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το 
σύστημα διασφάλισης ποιότητας όπως έχει εγκριθεί και να το διατηρεί κατά τρόπον ώστε να παραμένει 
επαρκές και αποτελεσματικό. 

Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του πληροφορεί τον κοινοποιημένο 
οργανισμό που έχει εγκρίνει το σύστημα διασφάλισης ποιότητας σχετικά με οποιοδήποτε σχέδιο αναπρο¬ 
σαρμογής του συστήματος ποιότητας. 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει εάν το τροπο¬ 
ποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που περιλαμ¬ 
βάνονται στο σημείο 3.2 ή εάν απαιτείται νέα αξιολόγηση. 

Κοινοποιεί την απόφασή του στον-κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τα συμπεράσματα του 
ελέγχου και την τεκμηριωμένη απόφαση αξιολόγησης. 

4. Επιτήρηση υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού 

4.1 Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής των στοιχείων ασφαλείας πληροί ορθά 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας. 

4.2 Ο κατασκευαστής των στοιχείων ασφαλείας επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση, για 
λογους επιθεώρησης, στους χώρους σχεδιασμού. κατασκευής, επιθεώρησης και δοκιμών και αποθήκευσης, 
και του παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες, ιόίωο: 

— το φάκελο του συστήματος διασφάλισης ποιότητας. 

— τους φακέλους ποιότητας που προβλέπονται στο σχεόιαστικό τμήμα του συστήματος ποιότητας, 
περιλαιιβανομένων αποτελεσμάτων αναλύσεων, υπολογσμών, δοκιαών. κλπ.. 

— τους φακέλους ττοιάτητας οι οποίοι προβλέπονται για το κατασκευαστικά τμήμα του συστήματος 
5ιασφολισης ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία δοκιμών, στοιχεία βαθμονόμησης 
οργάνων, εκθέσεις των προσόντων του αρμόδιου προσωπικού, κλπ. 

4.2 Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει κατά τακτά διαστήματα ελέγχους, προκειμένου να βεβαιώνεται ότι 
ο κατασκευαστής των στοιχείων ασφαλείας διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα διασφάλισης ποιότητας και 
χορηγεί έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή των στοιχείων ασφαλείας. 

4.4 Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατα¬ 
σκευαστή των στοιχείων ασφαλείας. Κατά ας επισκέψεις αυτές ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί νο 
διεξάγει ή να αναθέτει σε τρίτους δοκιμές για να εξακριβώσει την ορθή λειτουργία του συστήματος 
διασφάλισης ποιότητας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Παρέχει στον κατασκευαστή των στοιχείων ασφαλεί¬ 
α; εκθεση της επίσκεψης και. αν πραγματοποιήθηκε δοκιμή, έκθεση δοκιμής. 

5. Ο κατασκευαστής των στοιχείων ασφαλείας ή ο εντολοδόχος του διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών 
για περίοδο δέκα τουλάχιστον ετών από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής των στοιχείων ασφα¬ 
λείας; 

— το φάκελο που αναφέρεται στο σημείο 3.1 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση, 

— τις προσαρμογές που αναφέρσνται στο σημείο 3.4 δεύτερο εδάφιο. 

— τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρσνται στο σημείο 3.4 τελευταίο 
εδάφιο και στα σημεία 4.3 και 4.4. 

Εάν ούτε ο κατασκευαστής των στοιχείων ασφαλείας ούτε ο εντολοδόχος του δεν είναι εγκατεστημένοι 
στην Κοινότητα, την εν λόγω υποχρέωση τήρησης του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των αρμόδιων 
αρχών υπέχει το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση των στοιχείων ασφαλείας στην αγορά της 
Κοινότητας. 

6. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός ανακοινώνει στους υπόλοιπους κοινοποιημένους οργ'ανισμούς τις συνα¬ 
φείς πληροφορίες για τις εγκρίσεις συστημάτων διασφάλισης ποιότητας οι οποίες έχουν χορηγηθεί καθώς 
και για εκείνες οι οποίε; έχουν ανακληθεί. 

* Οι τάκελοι και η αλληλογραφία σχετικά με τις διαδικασίες πλήρους διασφάλιση: της ποιότητας συ'ποσ- 
σονπαι σε αια απο τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο κοινοποιημένος 
ορ· ; ·α\ιομο: η σε γλωσσά -που αποδέχεται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X 

. ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΑίίΑ ΜΟΝΑΔΑ 
(ενότητα Ζ) 


1. Η εξακρίβωση ανά μονάδα είναι η διαδιχασία με την οποία ένας εγχαταστάτης ανελκυστήρα βεβαιώνεται 
και δηλώνει ότι ο ανελκυστήρας που διατίθεται στην αγορά και στον οποίο έχει χορηγηθεί η βεβαίωση 
πιστότητας που ανάφέρεται στην παράγραφο 4 είναι σύμφωνος προς τις απαιτήσεις της οδηγίας. Ο 
εγχαταστάτης τού ανελκυστήρα επιθέτει τη σήμανση *ΟΞ» στο θαλαμίσκο του ανελκυστήρα και συντάσσει 
δήλωση πιστότητας «ΕΚ». 

2. Η αίτηση εξακρίβωσης ανά μονάδα υποβάλλεται από τον εγκαταστάτη ίου ανελκυστήρα σε κοινοποιημένο 
οργανισμό της επιλογής του. 

Η αίτηση περιλαμβάνει; 

_*ο όνοαα και τη διεύθυνση του εγκαταστάτη του ανελκυστήρα, καθώς και τον τόπο όπου είναι 

εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας, 

— γραπτή δήλωση η οποία διευκρινίζει ότι η ίδια αίτηση δεν εχει υποβληθεί σε άλλον κοινοποιημένο 
οργανισμό, 

— τεχνικό φάκελο. 

ύ. Σκοπός του τεχνικού φακέλου είναι να καταστήσει δυνατή την αξιολόγηση της πιστότητας προς τις 
απαιτήσεις της οδηγίας καθώς και την κατανόηση του σχεόιασμοΰ, της εγκατάστασης και της λειτουργία, 
του ανελκυστήρα. 

Στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την αξιολόγηση της πιστότητας, ο τεχνικός φάκελος περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία; 

— γενική περιγραφή του ανελκυστήρα, 

— σχέδια ή σχεδιαγράμματα σχεδιασιιού και κατασκευής, 

_ ας αχετικέτ βασικές απαιτήσεις και τη λύση που υιοθετήθηκε για την ικανοποίησή τους (για παράδειγ¬ 
μα. εναρμονισμένο πρότυπο), 

_ ενδεχομένως τα αποτελέσαατα δοκιμών ή υπολογισμών που πραγματοποιήθηκαν ή ανατέθηκαν σε 

τρίτους από τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα, 

— αντίτυπο των οδηγιών -χρήσεως του ανελκυστήρα, 

_ίο αντίγοαφο των βεβαιώσεων εξέτασης τύπου «ΕΚ» των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας που 

έχουν χρησιμοποιηθεί. 

4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει τον τεχνικό φάκελο και τον ανελκυστήρα και διενεργεί -’-ς 
κατάλληλες δοκωές που αναφέρονται στο ή στα εφαρμόσιμα πρότυπα τα οποία περιλαμβάνονται στο 
άρθοο 5 της οδηγίας ή ισοδύναμες δοκιμές για να εξακριβώσει την πιστότητα του ανελκυστήρα προς .ις 
εφορμοστέες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

Εάν ο ανελκυστήρας πληροί τις διατάξεις της οδηγίας, ο κοινοποιημένος οργανισμός επιθέτει τον αριθμό 
αναγνώρισης του δίπλα στη σήμανση «<ΙΞ» σύμφωνα με το παράρτημα III ή αναθέτει αυτό σε τρίτους και 
συντάσσει βεβαίωση πιστότητας σχετικά με τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν. 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός συμπληρώνει τις αντίστοιχες σελίδες του βιβλίου παρακολούθησης που 
αναφέρεται στο σημείο 6.2 του παραρτήματος I. 

Εάν ο κοινοποιημένος οργανισμός αρνηθεί να χορηγήσει βεβαίωση πιστότητας, οφείλει να εκθέσει 
λεπτομερώς τους λόγους ·ηα τους οποίους δεν χορήγησε την βεβαίωση και να προσδιορίσει τα μέσα για να 
επιτευχθεί 'η πιστότητα. Η νέα αίτηση του εγκαταστάτη του ανελκυστήρα για εξακρίβωση πρεπει να 
υποβάλεται στον ίδιο κοινοποιημένο οργανισμό. 

5 Η βεβαίωση πιστότητας, οι φάκελοι και η αλληλογραφία σχετικά με τις διαδικασίες εξακρίβωσης ανά 
μονάδά συντάσσονται σε μια επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο κοινοποι¬ 
ημένος οογανισμός ή σε γλώσσα που αποδέχεται. 

6. Ο εγχαταστάτης ταυ ανελκυστήρα φυλάσσει, μαζί με τον τεχνικό φάκελο, αντίγραφο της δήλωσης 
πιστότητας γαα περίοδο δέκα ετών, από τη διάθεση του ανελκυστήρα στην αγορά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI 


ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΜΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ 

(ενότητα Γ) 


I. Με τσν όρο πιστότητα προς τον τύπο περιγράφεται η διαδικασία μ* την οποία ο κατασκευαστής των 
σταιχιιων ασφαλείας, ή ο εγ-κατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του, βεβαιώνιται και δηλώνει ότι τα 
κατασκευαστικό στοιχεία ασφαλείας είναι σύμφωνα με τον τύπο που περιγράφεται στην βεβαίωση τύπου 
«ΕΚ* και πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας που ισχύει γι’ αυτά- βεβαιώνει και δηλώνει επίσης ότι το 
στοιχείο ασφαλείας μπορεί να επιτρέψει στον ανελκυστήρα στον οποίο θα τοποθετηθεί ορθά να ικανοποιεί 
τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας της οδηγίας. 

Ο κατασκευαστής του στοιχείου ασφαλείας ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του επιθέτει 
τη σήμανσή «ΟΞ» σε κάθε κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας και συντάσσει δήλωση πιστότητας «ΕΚ». 

_ Ο κατασκευαστής των στοιχείων ασφαλείας λαιιβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η μέθοδος κατασκευής 
να εξασφαλίζει την πιστότητα των κατασκευασμένων στοιχείων ασφαλείας προς τον τύπο που περιγράφε- 
' α ι βεβαίωση επίτασης τύπου «εΚ» και τις απαιτήσεις της οδηγίας που ισχύει γι' αυτά. 

ο. Ο κατασκευαστής των στοιχείων ασφαλείας ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του φυλάσ¬ 
σουν αντίγραφο της δήλωσής πιστότητας «ΕΚ» για περίοδο δέκα τουλάχιστον ετών από την τελευταία 
ημερομηνία κατασκευής του στοιχείου ασφαλείας. 

Εάν ούτε ο κατασκευαστής των στοιχείων ασφαλείας ούτε ο εντολοδόχος του δεν είναι εγκατεστημένοι στην 
Κοινότητα, την εν λόγω υποχρέωση τήρησης του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των αρμόδιων αρχών 
υπεχει το πρόσωπό που είναι υπεύθυνο γα τη διάθεση των στοιχείων ασφαλεία; στην αγοοά τη; 
Κοινότητας. ' 


*· α···ας κοινοποιημένος οργανισμός τον οποίο επιλέγει ο κατασκευαστής των στοιχείων ασφαλεία; διεξάγει ή 
αναθέτει σε τρίτους τη διεςαγωγή ελέγχων των στοιχείων ασφαλείας σε τυχαία χρονικά διαστήματα, 
πςεταόε.αι κατάλληλο δείγμα των τελικών στοιχείων ασφαλείας, το οποίο λαμβάνεται επί τόπου από τον 
κοινοποιημένο οργανισμό και διεξάγονται κατάλληλε: δοκιμές, όπως προβλέπει το ή τα πρότυπα που 
αναφεοονται στο άρθρο 5 και τα οποία έχουν εφαρμογή στα εξεταζόμενα στοιχεία, ή ισοδύναμε; δόκιμέ;, 
•για να εξακριβωθεί η πιστότητα της παραγωγής προς τις σχετικέ: απαιτήσεις της οδηγία;. Στην περίπτωση 
..ου ενα ή περισσότερα απο τα εν λόγω κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας δεν είναι σύμφωνα με τις 
απαιτήσει; αυτές, ο κοινοποιημένος οργανισμός λαμβάνει τα κατάλληλα μέτοα. 

ια στοιχεία που θα λομβάνονται υπόψη γα τον έλεγχο των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλεία: θα 
καθορισθουν από κοινού από όλους τους κοινοποιημένους οργανισμού: στους οποίους έχει ανατεθεί αυτή 
η διαδικασία λαμβάνοντα; υπσψη τα βασικά χαρακτηριστικά των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλεία; 
που αναφεοονται στο παράρτημα IV. 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασία; παραγωγής, ο κατασκευαστής επιθέτει, υπ’ ευθύνη του κοινοποιημένου 
οργανισμού, τον αριθμό αναγνώρισης του οργανισμού. 

5. Οι φάκελοι και η αλληλογραφία σχετικά με τις διαδικασίες δειγματοληπτικού ελέγχου που αναφέοονται στο 
σημείο Ί. αύντασσονται σε μια από τις επίσημε; γλώσσες του κοάτου: μέλου; όπου είναι εγκατεστημένος ο 
κοινοποιημένος οργανισμός ή οε γλώσσα που αποδέχεται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII 


ΛΙΑΣΦΑΛΕΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ «ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ» 
(ενότητα Ε) 


1. Η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων είναι η διαδικασία μ* την οποία ο εγκαταστάτης ανελκυστήρα 
που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του σημείου 2 βεβαιώνεται και δηλώνει ότι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες 
είναι συιιφωνοι με τον τύπο που περιγράφεται στην βεβαίωση τύπου «ΕΚ» και πληρούν τις απαιτήσεις της 
οδηγίας που ισχύουν γι’ αυτά. 

Ο εγκαταστάτης ανελκυστήρα επιθέτει τη σήμανση «ΟΞ» σε κάθε ανελκυστήρα και συντάσσει δήλωση 
πιστότητας «ΕΚ». Η σήμανση «ΟΞ» συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου 
οργανισμού ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιτήρηση που προβλέπεται στο σημείο -1. 

2. Ο εγκαταστάτης ανελκυστήρα εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας για τον τελικό 
έλεγχο του ανελκυστήρα και τις δοκιμές όπως ορίζει το σημείο 3 και υποκειται στην επιτήρηση που 
αναφερεται στο σημείο Α 


3. Σύστημα διασφάλισης ποιότητας 

3.1 Ο εγκαταστατης ανελκυστήρα υποβάλλει, για τους ανελκυστήρες, αίτηση αιτιολόγησης του συστήματος 
ύιασφαλιαης ποιότητας που εφαρμόζει σε κοινοποιημένο οργανισμό της επλογής του. 

Η αίτηση περιλαυβάνεμ 

— όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για τους ανελκυστήρες που πρόκειται να κατασκευαστούν. 

— το φάκελο του συστήματος διασφάλισης ποιότητας. 

— τον τεχνικό φάκελο σχετικά με τους ανελκυστήρες του εγ-κεκριμένου τύπου και αντίγραφο των 
βεβαιώσεων επίτασης τύπου «ΕΚ». 

3.2 Στα πλαίσια του συστήματος διασφάλισης ποιότητας, κάθε ανελκυστήρας εξετάζεται και υποβάλλεται σε 
κατάλληλες δοκιμές, όπως ορίζουν τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5. ή διεξάγονται ισοδύναμε; 
δοκιαες, προκεμιένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωσή του με τις αντίστοιχες απαιτήσεις της οδηγίας. 

Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο εγκαταστάτης ανελκυστήρα πρέπει να 
περιέχονται κατά συστηματικό και ορθολογικό τρόπο σε φάκελο υπό μορφή γραπτών μέτρων, διαδικα¬ 
σιών και οδηγιών. Ο φάκελος αυτός του συστήματος διασφάλισης ποιότητας επιτρέπει ενιαία ερμηνεία των 
προγραμμάτων, των σχεδίων, των εγχειριδίων και των φακέλων ποιότητας. 

Περλαμβάνει ιδίως κατάλληλη περιγραφή: 
α) των στόχων ποιότητας· 

β) του οογανογράιιιιατος, των ευθυνών των στελεχών και των αρμοδιοτήτων τους όσον αφορά την 
ποιότητα των ανελκυστήρων 

γ) των ελέγχων και δοκμιών οι οποίες 9α διεξαχθούν πριν από τη διάθεση του ανελκυστήρα στην αγ·ορα· 
σε αυτους περλαμβάνονται κατ' ελάχιστον οι δοκιμές που προβλέπονται στο παράρτημα VI σημείο 4 
στοιχείο β)· 

δ) των μέσων εξακρίβωσης της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος διασφάλισης ποιότητας· 

ε) των φακέλων ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία δοκμιών, στοιχεία βαθμονόμησης 
οργάνων, εκθέσει; των προσόντων του αρμόδιου προσωπικού, κλπ. 

3.3 Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα διασφάλιση; ποιότητας γ'ΐα να διαπιστώσει εάν 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2. Τεκμαίρει την πιστότητα προς τις 
απαιτήσεις αυτές γα τα συστήματα ποιότητας που εφαρμόζουν το αντίστοιχο εναρμονισμένο πρό¬ 
τυπο ('). 


' Ή οιιάδα ελεγκτών, περλαμβάνει τουλάχιστον ένα μέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιολόγηση της 
.. Τεχνολογίας των ανελκυστήρων. Η διαδικασία αξιολόγησης περλαμβάνει τουλάχιστον μια επίσκεψη στις 
Ιγκαταστάσεις του εγκαταστάτη ανελκυστήρα και μια επίσκεψη σε ένα εργοτάξια. 
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Η απόφαση κοινοποιείται στον εγκαταστατη ανελκυστήρα. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τα συμπερασμα- 
τα του ελεγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 

3.4 Ο εγκαταστατης ανελκυστήρα αναλαμβάνει τη δέσμευση να εκπληρώνει τις υποχρεώσει που αποοοέουν 
απο :ο σύστημα διασφάλισης ποιότητας όπως έχει εγκριθεί και ν α το συντηρεί ώστε το « λόγιο σύστημα 
να διατηρεί την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητά του. 

Ο εγκαταστατης ανελκυστήρα ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό που έχει εγκοίνει το σύστημα 
διασφακισης ποιότητας σχετικά με κάθε προβλεπόμενη προσαρμογή του συστήματος ποιότητας. 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το 
τροποποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας εξακολουθεί να πληροί τις απαήήσεις’που αναφέρονται 
στο σημείο 32 η κατα ποσον είναι απαραίτητη νέα αξιολόγηση. ' 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί την απόφασή του στον εγκαταστάτη ανελκυστήρα. Η κοινοποίη¬ 
ση περιεχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 

4. Επιτήρηση υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού 

4.1 Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι ο εγκαταστάτης ανελκυστήρα τηρεί οοθά τι: υποχρεώσει: 
οι οΓτοιεί -τοοχυ.ττουν από το ε'/ν.εχοιιιένο οτύστημα διοοφάλλοηί ποιότητας. 

α " Ο εγκαταστατης ανελκυστήρα επιτρέπει στον κοινοποιημένα οργανισμό την πρόσβαση ·πα τη διενέο-εια 
οϊε' ιδιω° εων ’ σΓΟυ? Χώ9 ° υς Κι1 ' 3ίώ ? Γ 1 σ Π; *αι δοκιμών και του παρέχει όλε: τις απαραίτητες πληροφο- 


— το φάκελο του συστήματος ποιότητα;, 

— τον τεχνικό φάκελο. 

— τον: φάκελους ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία των δοκιμών, στοιχεία βαθιιονόαη- 
ση; οργάνων, εκθεσεις των προσόντων του οικείου ποοσωπικού. κ.λχ 

-ω 0^ κοινοποιημένος οργανισμό; διεξάγει κατά τακτά διαστήματα ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο 
ε. καταοτατης ανελκυστήρα διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα διασφάλιση; ποιότητα; και χοοη-εί στον 
εγκαταστατη ανελκυστήρα εκθεση ελεγχου. " ' λ ' ' 

-.4 Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικέ; επισκέψεις στα εονοτά- 
::α εγκατάστασης ανελκυστήρων. · ■ 

Με την ευκαιρία των επισκέψεων αυτών. 0 κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να ποαγματοποιεί ή να 
αναθετει σε τρίτους δοκιμές για την εξακρίβωση της καλής λειτουργάς του συστήματος ποιότητα;, εφόσον 
χρειαςεται. και του ανελκυστήρα. Ο οργανισμός χορηγεί στον εγκαταστατη ανελκυστήοα έκθεσή ·ίο τιν 
επίσκεψη και. εαν εγινε δοκιμή, εκθεση δοκιμή;. 1,1 


.. Ο ε γκαταστάτης ανελκυστήρα διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για δέκα 

ημερομηνία κατασκευής του ανελκυστήρα; 


έτη από την τελευταία 


το φάκελο που προβλέπεται στο σημείο 3.1 δεύτερο εδάφιο τρίτη πεοίπτωση, 

— τις προσαρμογές που προβλέπονται στο σημείο 3.4 δεύτερη περίπτωση, 

— τις αποφάσεις και τις εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που προβλέπονται στο σημείο 3.4 

τελευταίο εδάφιο και στα σημεία 43 και 4.4. ' 


6 . 


Κάθε κοινοποιημένος οργανισιιός ανακοινώνει στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμού; τι: σχετικέ: 
πληροφορίες, που αφορούν τις εγκρίσεις συστημάτων διασφάλισης ποιότητας που χοοήγούνται και 

ΜνΓΓνΓίί ΛΙινΤί·»» - μ 


9134 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII 


ΠΛΗΡΗ! ΑΙΑΙΦΑΛΕΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ! 
(ενότητα Η) 


1. Η πλήρης διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων Είναι η διαδικασία με την οποία ο εγκαταστατης 
ανελκυστήρα που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του σημείου 2 βεβαιώνεται και δηλώνει ότι οι ανελκυστήρες 
πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας, που ισχύει γι' αυτούς. 

Ο εγκαταστάτης ανελκυστήρα επιθέτει τη σήμανση «ΟΞ» σε κάθε ανελκυστήρα και συντάσσει δήλωση 
πιστότητας «ΕΚ». Η σήμανση «<ΞΞ» συνοδεύεται από ταν αριθαό αναγνώρισης του κοινοποιημένου 
οογανισμού ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιτήρηση που προβλέπεται στο σημείο 4. 


2. Ο εγκαταστάτης ανελκυστήρα εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας για το σχεδίασμά, 
την κατασκευή, τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση, την τελική επιθεώρηση των ανελκυστήρων και τις 
δοκιμές, όπως ορίζει το σημείο 3, και υπόκειται στην επιτηρηση που αναφέρεται στο σημείο 4. 


3. !ύστηαα διασφάλισης ποιότητας 


3.1 Ο εγκαταστάτης ανελκυστήρα υποβάλλει αίτηση αξιολόγησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας σε 
κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του. 

Η αίτηση περιλαμβάνει; 

— ολετ τις σχετικές πληροφορίες για τους ανελκυστήρες, και ιδίως εκείνες του θα επιτρέηουν την 
κατανόηση των σχέσεων μεταξύ του σχεδιασμού και της λειτουργίας του ανελκυστήρα καθώς και την 
εκτίμηση της τήρησης των απαιτήσεων της οδηγίας. 


— το φάκελο σχετικά με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας. 


3 2 Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας πρέπει να ·διασφαλίζει την πιστότητα των ανελκυστήρων προς τις 
απαιτήσεις της οδηγίας που ισχύουν γι' αυτούς. 


Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο εγκαταστάτης ανελκυστήρα.^ πρέπει να 

περιέχονται κατά συστηματικό και τακτικό τρόπο σε φάκελο υπό μορφή γραπτών μέτρων, διαδικασιών 

και οδηγιών. Ο φάκελος αυτός του συστήματος διασφάλισης ποιότητας επιτρέπει ενιαία ερμηνεία των 

διαδικαστικών και ποιοτικών μέτρων όπως προγράμματα, σχέδια, εγχειρίδια και φάκελοι ποιότητας. 

Περιλαμβάνει ιδίως κατάλληλη περιγραφή: 

— των ποιοτικών στόχων, του οργανογράμματος, των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών όσον 
αφορά την ποιότητα των ανελκυστήρων. 

— των προδιαγραφών τεχνικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων που εφαρμόζονται 
και, σε περιπτώσεις όπου τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5 της οδηγίας δεν εφαρμόζονται 
πλήρως, των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι βασικές 
απαιτήσεις της οδηγίας, που ισχύουν για τους ανελκυστήρες, 

— των τεχνικών ελέγχου και επαλήθευσης του σχεδιασμού των διαδικασιών και συστηματικών δραστηριο¬ 
τήτων .του θα χρησιμοποιούνται κατά το σχεδίασμά των ανελκυστήρων, 

_ - ων ελέγχων και δοκαιών που θα πραγματοποιούνται κατά την παραλαβή των υλικών κατασκευής, των 

κατασκευαστικών στοιχείων και των υποσννό/αυν, 

— των αντιστοίχων τεχνικών συναρμολόγησης και εγκατάστασης, ελέγχου της ποιότητας, των μεθόδων 
και συστημάτων ενεργειών που θα εφαρμόζονται, 

_ελέγχων και των δοκιμών που θα διενεογούνται πριν (έλεγχος των συνθηκών εγκατάστασης. 

φρέαρ, χώρος εγκατάστασης της μηχανής, κ,λπ.), κατά και μετά την εγκατάσταση (σε αυτούς 
περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστον οι δοκωές που ποοβλέπονται στο παράρτημα VI σημείο 4 στοιχείο 

β). 
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— των φακέλων ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης, στοιχεία, δοκιμών και βαθμονόμησης οργάνων, 
εκθέσεις των προσόντων του αρμόδιου προσωπικού, κλπ., 

— των μέσων που επιτρέπουν τη διαπίστωση ότι έχει επιτευχθεί η επιθυμητή ποιότητα σε θέματα 
σχεδισσμού και εγκατάστασης. καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας. 

3 ω Έλιγχος του σχτόιαομού 

Εφόσον ο σχέδιασμός δεν έχει γίνει σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα, ο κοινοποιημένος οργανι¬ 
σμός εξετάζει εάν ο σχεδιασμός έχει γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας και» εάν ναι» χορηγεί 
βεβαίωση «εξέτασης του σχεδισσμού ΕΚ» στον εγκαταστάτη και διευκρινίζει τα όρια ισχύος της 
βεβαίωσης και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση του εγκεκριμένου σχεδιασμού. 

3.4 Έλεγχος του συστήματος διασφάλισης ποιότητας 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα διασφάλισης ποιότητας για να διαπιστώσει εάν 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2. Τεκμαίρει την πιστότητα προς τις 
απαιτήσεις αυτές για τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζουν το αντίστοιχο εναρμονισμένο 
πρότυπο {').' 

Η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα μέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιολόγηση της 
τεχνολογίας των ανελκυστήρων. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει τουλάχιστον μια επίσκεψη στις 
εγκαταστάσεις του εγκαταστάτη ανελκυστήρα και μια επίσκεψη σε εργοτάξιο. 

Η απόφαση κοινοποιείται στον εγκαταστάτη ανελκυστήρα. Η κοινοποίηση περιλαιιβάττ. τα συμπεράσμα¬ 
τα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 

3.3 Ο εγκαταστάτη; ανελκυστήρα αναλαιιβάνει τη δέσμευση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί και να φροντίζει ώστε το εν λόγω σύστημα να διατηρεί την 
καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητά του. 

Ο εγκαταστάτης ανελκυστήρα ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό που έχει εγκρίνει το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας, σχετικά με κάθε προβλεπόμενη προσαρμογή του συστήματος διασφάλισης ποιότη¬ 
τας. 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το 
τροποποιημένο σύστημα ποιότητας εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2 
ή κατα πόσον είναι απαραίτητη νέα αξιολόγηση. 

Ο κοινοποιημένος αογανισμός κοινοποιεί την απόφασή του στον εγκαταστάτη ανελκυστήρα. Η κοινοποίη¬ 
ση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 


4. Επιτηρηση υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού 

4.1 Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει δα ο εγκαταστάτης ανελκυστήρα τηρεί ορθά τις υποχρεώσεις 
οι οποίες προκύπτουν από το εγκεκριμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας. 

42 Ο εγκαταστάτης ανελκυστήρα επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση γα τη διενέργεια 
επιθεωρήσεων, στους χώρους σχεδιασμού. κατασκευής, συναρμολόγησης, εγκατάστασης, επιθεώρησης 
δοκιιιών και εναποθήκευσης, και του παρέχει άλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ιδίως: 

— το φάκελο του συστήματος διασφάλισης ποιότητας, 

— τους φακέλους ποιότητας που προβλέπονται στο σχεδιαστικό τμήμα του συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας, περιλαμβανόμενων αποτελεσμάτων αναλύσεων, υπολογισμών, δοκιμών, κ-λπ., 

— τους φακέλους ποιότητας όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία των δοκιμών, στοιχεία βαθμονόμη¬ 
σης οργάνων, εκθέσεις των προσόντων του οικείου προσωπικού, κΛπ. 

4.3 Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει κατά τακτά διαστήματα ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο 
εγκαταστάτης ανελκυστήρα διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα διασφάλισης ποιότητας, και χορηγεί στον 
εγκαταστάτη ανελκυστήρα έκθεση ελέγχου. 

4.4 Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στα εργοτά¬ 
ξια εγκατάστασης ανελκυστήρων. Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να 
διεξάγει ή να αναθέτει σε τρίτους δοκιμές γα να εξακριβωθεί η καλή λειτουργία του συστήματος 


(') Το εναρμονωαένο αυτό πρότυπο είναι το ΕΝ 29001. συμπληρωμένο, εφόοον απαιτείται, κατά τρόπον ώστε να λαμβάνεπαι 
υπόψη η ιδιομορφία των αντλκυστήρων. 
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ποιότητας, εφόσον αυτό είναι αναγκαία. 0 οργα-.σμός χορηγεί στον εγχαταστάτη ανελκυστήρα έκθεση για 
την επίσκεψη και, εάν πραγματοποιήθηκε δοκιμή, έκθεση δοκιμή;. 

ί. 0 εγχαταστάτης ανελκυστήρα διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για δέκα έτη από την τελευταία 
ημερομηνία κατασκευής του κατασκευαστικού ’··:οιχϊίου ασφαλείας; 

_-ο φάκελο που προβλέπεται στο σημείο 3.1 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση, 

_εις προσαρμογές που προβλέπονται στο σημείο 3.5 δεύτερη περίπτωση, 

_-ας αποφάσεις και τις εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που προβλέπανται στο σημείο 3.5 

τελευταίο εδάφιο και στα σημεία Ο και 4.4. 

Εάν ο εγχαταστάτης δεν είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα, την εν λόγω υποχρέωση υπέχει ο 
κοινοποιημένος οργανισμός. 


ό. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός' ανακοινώνει στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς τις σχετικές 
πληροφορίες πού αφορούν τις εγκρίσεις συστημάτων διασφάλισης ποιότητας τις οποίες έχει χορηγήσει και 
ανακαλέσει. 


7. Οι φάκελοι και η αλληλογραφία σχετικά με τις διαδικασίες πλήρους διασφάλισης της ποιότητας συντάσ- 
σσνται σε μια από τις επίσημε; γλώσσες του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο κοινοποιημένος 
οργανισμός ή σε γλώσσα που αποδέχεται. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV 


ΔΙΑΙΦΑΛΙΓΗ Π0Ι0ΤΗ7ΑΧ ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ 
(ενότητα Δ) 


I. μ (ασφάλιση ποιότητας παραγωγής είναι η διαδικασία με την οποία ο εγχαταστάτης του ανελκυστήρα που 
πληροί τις υποχρεώσεις του σημείου 2 βεβαιώνεται και δηλώνει ότι ο ανελκυστήρας είναι σύμφωνος με τον 
τύπο που περιγράφεται στην βεβαίωση εξέτασης τύπου_χ<ΕΚ» και πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας που 
ισχύει γι' αυτούς Ο εγχαταστάτης επιθέτει τη σήμανση «ΌΕ» σε κάθε ανελκυστήρα συντάσσοντα; και 
γραπτή δήλωσή πιστότητος. Η σήμανση συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου 
οργανισμού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιτήρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4. 


Ο εγκαταστατης πρέπει να εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας της παραγωγής, της 
εγκατάστασης, του τελικού ελέγχου και των δοκιμών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3. και υποκειται 
στην επιτήρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 . 


3. Γύστημα διασφάλισης ποιότητας 

3.1 0 εγκαταστατης υποβάλλει αίτηση αξιολόγησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας σε κοινοποιημένο 
οργανισμό της επιλογής του. 

Η αίτηση αυτή περιέχει: 


— όλε: τι; κατάλληλε: πληροφορίες γα τον ανελκυστήρα. 

— το φάκελο του συστήματος διασφάλισης ποιότητας. 

— ενδεχομένως, τον τεχνικό φάκελο σχετ-κά με τον εγκεκριμένο τύπο και αντίγραφο της βεβαίωση; 
εξέταση; τύπου -ΕΚ». 

3.2 Το σύστημα διασφάλιση; ποιότητα; πρέπει να διασφαλίζει την πιστότητα των ανελκυστήρων προς τις 
απαιτήσει; τη; οδηγία; που ισχύει γι' αυτούς. 

Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο εγκαταστάτη; πρέπει να συγκεντρώνονται 
συστηματικά και να απαρτίζουν φάκελο υπό τη μορφή γραπτών μέτρων, διαδικασιών κοι οδηγιών. Ο 
φάκελο; του συστήματος διασφάλισης ποιότητας πρέπει να επιτρέπει την ενιαία ερμηνεία των προγραμμά¬ 
των. σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας. 
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0 φάκελοί αυτός περιέχει ιδίως κατάλληλη περιγραφή: 

— των ποιοτικών στόχων, του οργανογράμματος, των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών όοον 
αφόρα την ποιότητα των ανελκυστήρων, 

— των μεθόδων κατασκευής, των τεχνικών ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας και τω» συστημα¬ 
τικών διαδικασιών και δραοτηριοτητων που θα χρησιμοποιηθούν. 

— των εξετάσεων και των δοκιμών που θα διεξάγονται πριν, κατά και μετά την εγκατάσταση ('), 

— των φάκελων ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία δοκαιών και βαθμονόμησης. εκθέσεις 
προσόντων του αρμοδίου προσωπικού κ,λπ., 

— των μέσοιν επιτήρησης που επιτρέπουν να ελέγχεται η επίτευξη της απαιτουιιένιις ποιότητας του 
ανελκυστήρα και η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος διασφάλισης ποιότητας. 

3.3 0 κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα διασφάλισης ποιότητας για να διαπιστώσει αν 
ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.2. και τεκμαίρει ότι τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζουν το αντίστοιχο εναρμονισμένο πρότυπο ανταποκρίνο- 
νται προς τις απαιτήσεις αυτές 0. 

Η ομαδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιολόγηση της 
τεχνολογίας των ανελκυστήρων. ·Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει επίσκεψη επιθεώρησης στους 
χώρους του εγκαταστάτη. 

Η απόφαση κοινοποιείται στον εγκαταστάτη κάΐ περιλαμβάνει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την 
αιτιολογημένη από-,,αση αξιολόγησης. 

3.4 Ο εγκαταστάτης αναλαιιβάνει τη δέσμευση να πληροί τις υπσχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα 
διασφάλισης-ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να διασφαλίζει την καταλληλότητα και αποτελεσματικότη- 
τά του. 

Ο εγκαταστάτης ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος ενέκρινε το σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας για κάθε μελετώμενη προσαρμογή του συστήματος. 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά πόσον το 
τοοποποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας θα εξακολουθήσει να πληροί τις απαιτήσεις της παραγρά¬ 
φου 32 ή κατά πόσον χρειάζεται νέα αξιολόγηση. 

0 κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί την απόφασή του στον εγκαταστάτη. Η κοινοποίηση περιέχει τα 
συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 

4. Επιτήρηση υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού 

4.1 Ικοποτ της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι ο εγκαταστάτης πληροί ορθά τις υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από το εγκεκριμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας. 

4.2 0 εγκαταστάτη; επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση για λόγους επιθεώρησης στους 
χώρον: κατασκευής, επιθεώρησης, συναρμολόγησης, δοκαιών και εναποθήκευαης και του παρεχει ολε; ης 
αναγκαίε: πληροφορίες, και ιδίως: 

— το φάκελο του συστήματος διασφάλισης ποιότητας. 

— του; φακέλου; ποιότητας, όπια; εκθέσει; επιθεώρησης, στοιχεία δοκαιών. στοιχεία βαθμονόμησης. 
εκθέσει; προσόντων του αρμοδίου προσωπικού κ,λπ. 

4.3 Ο κοινοποιημένος οργανισμό; διεξάγει κατά τακτά διαστήματα ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο 
εγκαταστάτη; διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα διασφάλισης ποιότητας και χορηγεί έκθεση ελέγχου 
(Γτον εγκαταστατη. 

4.4 Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός απορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικέ; επισκέψεις στον εγκα¬ 
ταστατη. Κατα τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο οργανισμός ιστορεί να διεξάγει ή να αναθέτει σε 
ιοιτον; να διεϊαγαγουν δοκιμές για να εξακριβωθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος διασφάλισης 
ποιότητα;, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Ο κοιναποιιηιένος οργανισμός χορηγεί στον εγκαταστάτη έκθεση 
επίσκεψη; και. αν πραγματοποιήθηκε δοκιμή, έκθεση δοκιμής. 


(ή Οι δόκιμέ: περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα προβλεπόμενα στο παράρτημα VI σημείο 4 στοιχείο β). 

(ή Το εναρμονισμένο αντύ πρότυπο είναι το ΕΝ 29002. συ|ΐπληρωιιένο ενδεχομένως ώστε να λαμβάνεται υποφη η ιδιομορφία 

τι«ν ανίλχιηπικ'ΐιν. 




9138 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


0 εγκαταστάτη: διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για δέκα ετη από την τελευταία ημεοομηνία 
κατασκευή: του ποοιοντοτ: 

_ -ο ίράκε-'.ο που ποοβλεπεται στην παράγραφο 3.1 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση, 

— α: ποοοαομογέ: του ποοβλέπονται ιττην παράγραφο 3.4 δεύτερο εδάφιο. 

_ τι; αποφάσει: και εκθέσει: του κοινοποιημένου οογανισιιού ~ ου προβλέποντπι στις παραγράφου: 3.4 

τελευταίο εόάφιο και στις παραγράφου: 4.3 και 4.4. 


6. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί στα κράτη μέλη και στους άλλους κοινοποιημένου: οο 'ανι- 
ιηιού: τι: πληροφορίες που «φορουν τι: εγκρίσεις συστημάτων διασφάλισης ποιότητα: που χορηγούνται 
και ανακαλούνται. 


7. Οι φάκελοι και η αλληλογραφία η σχετική με τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητα: παραγωγής 
συντασοονται σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους εγκατάστασης του κοινοποιημένου οργανισμού η σε 
γλώσσα αποδέκτη απο τον τελευταίο αυτό. 


Άρθρο 13 

1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης έχουν εφαρ¬ 
μογή από 1η Ιουλίου 1997. 

2. Μέχρι 30 Ιουνίου 1999 επιτρέπεται: 

-η διάθεση στην αγορά και η θέση σε λειτουργία ανελ¬ 
κυστήρων, 

-η διάθεση στην αγορά και η θέση οε λειτουργία κατα¬ 
σκευαστικών στοιχείων ασφαλείας, σύμφωνα προς την 
ισχύουσα εθνική νομοθεσία κατά την ημερομηνία έκδο¬ 
σης της παρούσας απόφασης και συγκεκριμένα προς την 
ΚΥΑ18173/88 (ΦΕΚ 664/Β788), όπως αυτή τροποποιή¬ 
θηκε με την ΚΥΑ 6895/1241 /93 (ΦΕΚ 325/Β793), με τις 
οποίες έγινε εναρμόνιση των Οδηγιών 84/528/ΕΟΚ και 
84/529/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την 90/486/ 
ΕΟΚ. 


Άρθρο 14 

Από 1η Ιουλίου 1999 καταργούντα οι κοινές υπουργι¬ 
κές αποφάσεις 18173/88 και 6895/1241/93. 

Άρθρο 15 

Από πς διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα- 
λείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 20 Αυγούστου 1997 

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΜΙΟΥ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΝ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


